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Περί ορών καί προϋποθέσεων ίδρύσεως καί λειτουργίας 
σταθμών αυτοκινήτων καί έγκαταστάσεως έντός αύτών 
πλύντηρίων-λιπαντηρίων αυτοκινήτων, αντλιών παροχής 
καυσίμων ώς καί προϋποθέσεων χορηγήσεως των πρός 
τούτο άπαιτουμένων αδειών. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Έχοντες ύπ’ δψει : 

1. Τάς διατάξεις : α) Του άρθρου 20 τοΰ Ν.Δ. 3334/55 
«περί μεταφοράς άγαθών επί κομίστρω, διά φορτηγών τρί¬ 
τροχων αυτοκινήτων καί τροποποιήσεως καί συμπληρωσεως 
διατάξεων άναφερομένων εις θέματα τής Γενικής Δευθυνσεως 
Μεταφορών» , καί β ) τοΰ Ν.Δ. 511/1970 «περί ίδρύσεως και 
λειτουργίας πρατηρίων ύγρών καυσίμων, σταθμών αυτοκινή¬ 
των, πλυντηρίων αύτοκινήτων καί περί κυκλοφοριακής συν- 
δέσεως εγκαταστάσεων μετά των οδών». 

2. Την ύπ’ άριθ. 3/1976 γνωμοδότησιν του Συμβουλίου 
τής Επικράτειας, προτάσει των 'Ημετέρων επι τών Οι¬ 
κονομικών, Δημοσίων "Εργων καί Μεταφορών και Επικοι¬ 
νωνιών Υπουργών, άποφασίζομεν : 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'. 

Οροι καί προϋποθέσεις ίδρύσεως σταθμών- αυτοκίνητων. 

.. ' "Αρθρον 1. 

Κατηγορίαι. 

1· Οί σταθμοί αυτοκινήτων διακρίνονται. εις τας κάτωθι 
' κατηγορίας : 

α) Εις έστεγασμένους. 

β) Εις υπαιθρίους. ' , 

2. Άπδ άπόψεως χρήσεως οί ώς άνω σταθμοί οιακρι- 
νονται εις : 

? ) Ιδιωτικής χρήσεως καί 

^β) Δημοσίας χρήσεως, χρησιμοποιουμένους δια στάθμευσήν 
αυτοκινήτων επί καταβολή φυλάκτρων. 

"Αρθρον 2. 

Έστεγασμένο ι. 

, 1. Έστεγασμένος σταθμός αυτοκινήτων χαρακτηρίζεται 
εγκατάστασις περιλαμβάνουσα έστεγασμένον ^ χώρον ωφε¬ 
λίμου έπιφανείας άνω τών 100 τ.μ. κλειστόν ή μερικώς 
ανοικτόν, χρησιμοποιούμενον διά σταθμευσιν, ολικήν ή 
μερικήν διημέρευσιν ή διανυκτέρευσιν. ( 

2· Ωφέλιμος επιφάνεια στάθμου καλείται η π^ριβα. 

λομένη ύπό τών εσωτερικών επιφανειών τών ,τοιχωμάτων 

του χώρου όριζοντία (κλίσεως μέχρι 4°/ 0 ) τοιαυτη υπολογι- 
ζομένη ώς άθροισμα τών κατ’ όροφον χώρον σταθμεύσεως 
αυτοκινήτων, άφαιρουμένης της τυχόν καταλαμβανόμενης 
υπδ γραφείων, πλυντηρίων έφ’ όσον ή ΰπ’ αύτών καταλαμβα- 
ν °μένη έπιφάνεια είναι μεγαλυτέρα τών 25μ2 ή διατίθεται 


αΰτη δι’ Ιγκατάστασιν αυτομάτου μηχανήματος πλύσεως, 
ή άλλων κτισμάτων εξυπηρετικών τοΰ χώρου σταθμευσεως, 
έξαιρέσει τών έντός τοΰ στάθμου ύποστηλωμάτων. Ώς 
τοιαύτη νοείται καί ή κάτωθι κεκλιμένων έπιπέδων (ΗΑΜ- 
ΡΕ5) εύρισκομένη έφ’ όσον τό έλεύθερον ύψος μεταξύ δαπέδου 
καί κεκλιμένου έπιπέδου είναι 1,40 μ. τούλάχιστον. 

3. ’Λναλόγως τής ωφελίμου έπιφανείας οί σταθμοί δια- 
κρίνονται εις : 

α) Μικρού μεγέθους, ήτοι ωφελίμου έπιφανείας μέχρι 
καί 300 τ.μ., 

β) μέσου μεγέθους, ήτοι ωφελίμου έπιφανείας άνω τών 
300 τ.μ. μέχρις 750 τ.μ., (μή συμπεριλαμβανομένων), 

γ) μεγάλου μεγέθους, ήτοι ωφελίμου έπιφανείας άπό 
750 τ.μ. καί ά.νω. 

4. ’ΐσόγειος θεωρείται ό σταθμός ουτινος τό έπίπεδον 

τοΰ δαπέδου σταθμεύσεως τών αυτοκινήτων εύρίσκεται 
κατά 0,60 μ. κατ’ άνώτατον βριον υπέρ ή ύπό τό δάπεδον 
τοΰ πρό τοΰ μέσου τής προσόψεο;ς τοΰ στάθμου κρασπέδου 
τοΰ πεζοδρομίου. > 

5. Διά τόν υπολογισμόν της χωρητικότητος εις αυτοκί¬ 
νητα ενός στάθμου λαμβάνεται : 

α) ’Έκτασις 20 τ.μ. ωφελίμου έπιφανείας τούλάχιστον 

άνά αΰτοκίνητον καί , , , „, Λ 

β) μήκος θέσεως σταθμεύσεως άνά αΰτοκίνητον 4,30 μ. 

τούλάχιστον. , „ 

6. Κανονική στάθμευσις νοείται η τοιαυτη έντός του 
στάθμου τοποθέτησις τών αυτοκινήτων, συμφώνως πρός τάς 
διατάζεις τής προηγουμένης παραγράφου καί τής παρ. 8 
τοΰ άρθρου 4 τοΰ παρόντος. Είς έκαστον όροφον άναρτάται 
πινακίς έμφαίνουσα έν κατόψει τάς θέσεις σταθμεύσεως τών 
αυτοκινήτων. 

"Αρθρον 3. 

Θέσις. 

1. Απαγορεύεται ή ίδρυσις σταθμών αυτοκινήτων μέσου 
καί μεγάλου μεγέθους : 

α) Έν άμέσω γειτνιάσει ή κάτωθεν νοσοκομείου ή κλινικής 
δυναμικότητος τεσσαράκοντα (40) κλινών καί άνω. Κατ 

έξαίρεσιν επιτρέπεται : „ _ , 

αα) ίδρυσις υπογείου στάθμου ιδιωτικής χρήσεως 
μέσου καί μεγάλου μεγέθους κάτωθι νοσοκομείου ή κλινικής, 
έ®’ δσον πέραν τών γενικών έν άρθρω 21 παρ. ά, 4, ο, ο, /, 
8 καί 9 τοΰ παρόντος όριζομένων μέτρων πυρασφαλείας, 
τό ειδικόν σύστημα άνιχνεύσεως έστίας πυρός, (Λ,νδ “™’· 
αύτομάτως μετά κώδωνος σημανσεως κίνδυνου δίδει 
μέσω χειροκινήτου συστήματος τη^^ταδόσ.ως σημ 
συναγερμού είς την Πυροσβεστικήν Υπηρεσίαν, 
αύτομάτως έν λειτουργία τόν μηχανισμόν καταιονισμού τω 
αιθουσών σταθμεύσεως καί συνδέεται μέ μηχανισμόν αυτο- 

μάτου διακοπής πάσης -ήλεκτρικης παροχής έν τη σταθμιρ, 
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εκτός της παροχής τοϋ κυκλώματος λειουργίας των ανελκυ¬ 
στήρων καί τοϋ κυκλώματος λειτουργίας τής υδραντλίας 
τοϋ συστήματος καταιονισμού, 

ββ) ή ίδρυσις πολυωρόφου υπογείου στάθμου αυτοκινήτων 
μετ’ ισογείου, δημοσίας ή ιδιωτικής χρήσεως μέσου καί 
μεγάλου μεγέθους, έν άμέσω γειτνιάσει προς νοσοκομείων 
ή κλινικήν, έφ’ όσον ή είσοδος ή έξοδος του στάθμου έν 
ΐσογείω απέχει άπό τοϋ πλησιεστέρου σημείου τοϋ περιγράμ¬ 
ματος τοϋ κτιρίου τοϋ νοσοκομείου ή τής κλινικής άπόστα- 
σιν μεγαλυτέραν των 10 μ. καί ή κλίσις τής προ της εισόδου 
ή εξόδου τοϋ σταθμοΰ όδοϋ είναι μικροτέρα τοϋ 12%. Εις 
τήν περίπτωσιν ταύτην απαγορεύεται ή ΰπαρξις ανοιγμάτων 
τοϋ σταθμοΰ εις άπόστασιν μικροτέραν των ΙΟμ. άπό τοϋ 
περιγράμματος τοϋ κτιρίου τοϋ νομοκομείου ή τής κλινικής, 

β) έν άμέσω γειτνιάσει προς άποθήκας εόφλέκτων ή 
εκρηκτικών υλών, 

γ) εις κτίρια μεθ’ ύπερκειμένων ή υποκειμένων έν έπα- 
φή ορόφων, εις οός στεγάζονται εργαστήρια ή άλλης μορφής 
εγκαταστάσεις ένθα γίνεται χρήσις εστίας πυρός, δυνάμεναι 
ν’ άποτελέσωσι κίνδυνον πυρκαϊάς τών κάτωθεν ή άνωθεν 
εγκαταστάσεων τοϋ σταθμοΰ. 'Η γειτνίασις εις τάς ώς άνω 
περιπτώσεις χαρακτηρίζεται ώς άμεσος, έφ’ όσον μεταξύ 
τών περιγραμμάτων τοϋ κτιρίου τοϋ σταθμοΰ καί τοΰ τοιού- 
του τών περιπτώσεων α' καί β' τής παρούσης παραγράφου 
άναφερομένων έγκαταστάσεων δεν παρεμβάλλεται οδός 
καί άκίνητον κεκαλυμμένον ή μή πλάτους μεγαλυτέρου τών 
10 μέτρων, 

δ) εις άπόστασιν μικροτέραν τών 100 μέτρων άπό τοΰ 
περιγράμματος ορατών αρχαιολογικών χώρων, 

ε) εις θέσεις εις τάς οποίας ή λειτουργία τών σταθμών 
επηρεάζει δυσμενώς την ομαλήν καί ασφαλή διεξαγωγήν 
τής κυκλοφορίας, 

στ) επί οδικών αρτηριών ύπό κυκλοφοριακήν συμφόρησιν 
καθώς καί εις. άπόστασιν μικροτέραν τών 50 μέτρων έκ 
σηματοδοτουμένου ή ύπό σηματοδότησιν κόμβου (τής 
άποστάσεωτ μετρουμένης έκ τοΰ άξονας τής πλησιεστέρας 
εισόδου ή εξόδου τοΰ σταθμοΰ καί μέχρι τοΰ πλησιεστέρου 
σηματοδότου παρά τον κόμβον) ώς καί εις θέσεις καμπυ¬ 
λότητας ή άναστροφής κλίσεως τών οδών, έφ’ όσον'παρεμ¬ 
ποδίζεται ή όρατότης. 

Ή πλήρωσις τών όρων τών περιπτ. ε' καί στ' τής παρού¬ 
σης παραγράφου διαπιστοΰται ύπό τής ύπήρεσίας τοΰ Υ¬ 
πουργείου Δημοσίων ’Έργοιν ήτις έχει τήν ευθύνην καί τήν 
μέριμναν διά τήν μελέτην τής ρυθμίσεως καί τήν έπάρκειαν 
(κυκλοφοριακήν ικανότητα) τών οδικών δικτύων καί κόμβων. 

2. Ωσαύτως άπαγορεύεται ή ΐδρυσις καί ή λειτουργία 
σταθμών αυτοκινήτων μέσου καί μεγάλου μεγέθους έφ’ 
όσον έκ τής λειτουργίας αυτών έπηρεάζονται δυσμενώς 
τυχόν υφιστάμενα έν άμέσω γειτνιάσει γηροκομεία καί άσυλα 
Ιν γένει. 

3. Εΐδικώς, διά τήν ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων εις 
τάς πόλεις Αθηνών καί Πειραιώς καί εντός τών περιοχών 
τών περικλειομένων ύπό τών κάτωθι οδών (περιαετρικαί 
ζώναι), συμπεριλαμβανομένων καί τών οριακών τοιούτων, 
έφ’ όσον προβλέπεται έπ’ αυτών είσοδος ή έξοδος τών στα¬ 
θμών, απαιτείται, έγκρισις τοΰ Υπουργείου Δημοσίων Έρ¬ 
γων βάσει στοιχείων ύποβαλλομένων εις τήν υπηρεσίαν 
αύτοΰ τήν έχουσαν τήν εύθύνην καί τήν μέριμναν διά τήν* 
μελέτην τής ρυθμίσεως καί τήν έπάρκειαν (κυκλοφοριακήν 
ικανότητα) τών οδικών δικτύων καί κόμβων, μετά γνώμην 
τής άρμοδίας Διευθύνσεως Πολεοδομίας τής Τπηρεσίας 
Οΐκισμοΰ : 

α) Περιμετρική Ζώνη Αθηνών : ’Άρχεται άπό τής 
διασταυρώσεις τών οδών Πειραιώς καί Κριεζή καί διέρχεται 
δια ^ τών οδών Κριεζη, Διπυλου- Ασωμάτων, Αποστόλου 
Παύλου, Διον. Αρεοπαγίτου, Βασιλ. Αμαλίας, Βασ. 
Σοφίας, Κουμπάρη, Σκουφά, Ναυαρίνου, Τζαβέλλα, Θεμι¬ 
στοκλέους, Σολωμοΰ, Ζαΐμη, Μετσόβου, Πατησίων, Η¬ 
πείρου, ^ Γ Σεπτεμβρίου^ Μακεδονίας, Μιχαήλ Βόδα, 
Συμβολή Λιοσίων καί δδοΰ Κρήτης, Κρήτης, Άκομινάτου, 
Β. Ούγκώ, Θ. Δεληγιάννη, Πλατεία Καραϊσκάκη, Μ. 


Αλεξάνδρου, Κολωνοϋ, Πειραιώς .καί μέχρι τής δδοΰ 
Κριεζή. 

β) Περιμετρική Ζώνη Πειραιώς : "Αρχεται άπό τής 
διασταυρώσεως τών οδών Α. Ράλλη καί Κμραολή καί Δη- 
μητρίου καί διέρχεται διά τών οδών Καροηλή καί Δημητρίου, 
Βασ. Κωνσταντίνου, Ελευθερίου Βενιζέλου, Δημ. Γούναρη, 
Κέκροπος, Άλιπέδου, Κυρ. Μαυρομιχάλη (Ακτή Ποσει- 
δώνος), Λεωφόρος Γεωργίου Α', Ακτή Άνδρέα Μιαούλη, 
Φιλελλήνων, Φίλωνος, Σκουζέ, Βασ. Κωνσταντίνου, Μπου- 
'μπουλίνας, Βασ. Σοφίας, Α. Μεταξά καί μέχρι τής δδοΰ 
Λ. Ράλλη. 

Διά τήν ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων χωρητικότητας, 
εκατόν (100) αυτοκινήτων καί άνω, έκτος τών περιοχών, 
περί ών ή προηγούμενη παράγραφος ή εις έτέρας πόλεις, 
απαιτείται προηγουμένως έγγραφος συναίνεσις της έν παρ. 
3 τοΰ παρόντος άρθρου άναφερομένης υπηρεσίας μετά γνώ¬ 
μην τής άρμοδίας Διευθύνσεως πολεοδομίας τής 'Γπηρεσίας 
Οΐκισμοΰ, έξ ής νά προκύπτη δτιαί κυκλοφοριακαι συνθήκαι 
επιτρέπουν τήν ίδρυσιν τοΰ σταθμοΰ. ' Η αυτή ως άνω υπη¬ 
ρεσία καθορίζει καί τόν άριθμόν τών θέσεων τών αυτοκινή¬ 
των. 

"Άρθρον 4. 

Κτίριον. 

1. 'Ο σταθμός αυτοκινήτων δύναται νά περιλαμβάνη 
αΐθούσας σταθμεύσεως, υπογείους ή ισογείους, διωρόφους 
ή πολυωρόφους. 

2. 'Τπεράνω ή κάτωθι τών αιθουσών σταθμεύσεως δύ- 
νανται νά ύφίστανται έτεροι όροφοι διά χρήσιν των ώς κα¬ 
τοικιών, καταστημάτων κ.λπ., άπαγορευομένης τής έγκα- 
ταστάσεως έντός τοΰ σταθμοΰ άντλιών καυσίμων, έφ’ όσον 
οί υποκείμενοι ή ύπερκείμενοι όροφοι ή τμήματα αυτών 
χρησιμοποιοΰνται ώς κινηματογράφοι, θέατρα κ.λπ. καί 
ώς εκπαιδευτήρια. 

3. Οί χώροι σταθμεύσεως δύνανται νά συνίστανται έκ 
πλειόνων τοΰ ενός έστεγασμένων τμημάτων ευρισκομένων 
εντός ενιαίου κτίσματος, συνιστώντος τήν έννοιαν ενός στα- 
θμοΰ καί άποδεικνυομένου τούτου δι’ αντιστοίχου κτ ρ.ολο- 
γικής διατάξεως έξασφαλίσεως άνοιγμάτων επικοινωνίας 
τών χώρων προσβάσεως κ.λπ, αναγόμενα πάντοτε εις 
λειτουργίαν σταθμοΰ αυτοκινήτων. 

4. Οί σταθμοί προ τών όποιων ύφίσταται εσώτερον τοϋ 
πεζοδρομίου, επαρκής ιδιωτικός χώρος καί έ ?’ ί’συν το 
έπιτοέπουν αί συνθήκαι τής περιοχής δύνανται νά έχουν μιαν 
ή πλείονας πλευράς έν τφ ΐσογείω αυτών έλευθέράς δυναμέ.ας 
νά χρησιμοποιηθούν καθ’ όλην τήν έκτασιν αύτών διά την 
είσοδον καί έξοδον τών οχημάτων. 

5. Αί πλευραί τών ορόφων, έφ’ όσον,'δέν. είναι έξ ολοκλή¬ 
ρου κλεισταί, φέρουν προπέτασμα (στηθαϊον) όψους 0,80μ. 
τουλάχιστον έξασφαλίζον τήν έντός τών χώρων σ ·α. μεύσεως^ 
συγκράτησιν τών οχημάτων έν οίφδήποτε περιπτώσει κρου- 
σεως αύτών. Τά άνοίγματα δύναται νά προβλεφθοΰν μετά 
ή άνευ υαλοστασίου. Έν περιπτώσει ύπάρξεως Ιξωστών 
εις ορόφους σταθμεύσεως αυτοκινήτων δύναται το ώς άνω 
προπέτασμα (στηθαϊον) νά μειοΰταί εις 0,20 μ. ύπο τον 
όρον ότι περιμετρικώς ό εξώστης θά φέρη προπέτασμα η 
κιγκλίδωμα ίσχυράς κατασκευής’όψους 0,90 μ. τουλάχιστον. 

6. 'Η εξωτερική δψις τοΰ κτιρίου τοΰ σταθμοΰ είναι 
άρχιτεκτονικώς άρτια κάί εναρμονισμένη προς τήν έμφανισιν 
τής περιοχής.^ 

7. 'Η έν γένει κατασκευή τοΰ κτιρίου μετά τών έγκατα- 

στασεών του είναι τοιαύτη, ώστε νά άποκλείεται ή προς τα 
γειτονικά κτίρια ή ορόφους τοΰ ίδιου μεταβίβασις κραδασμών 
καί ήχων προκαλουμένων έκ τής λειτουργίας του. Εις τας 
περιπτώσεις σταθμών μέσου καί μεγάλου μεγέθους επιβάλ¬ 
λεται ή παρεμβολή ή έπικάλυψις τών πάσης φύσεως μεσο- 
τοιχιών καί τής οροφής τής αιθούσης σταθμεύσεως της 
ρισκομένης κάτωθι ορόφου χρησιμοποιουμένου ώς κατοικίας^ 
γραφείων καί νοσοκομείου ή κλινικής, δι’ ήχομονωτικου 
και αντικραδασμικοΰ ύλικοΰ ίκανοΰ πάχους. ( 

8. 'Η διάταξις τών χώρων τοΰ σταθμοΰ είναι τοιαυτη^, 
ώστε νά εξασφαλίζεται ή πλέον άνετος έξυπηρέτησις κατχ 
τήν είσοδον, στάμθευσιν καί έξοδον τών οχημάτων. Πρόζ 
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τούτο δέον νά ύπάρχη διάδρομος μεταξύ δύο σειρών αυτο¬ 
κινήτων πλάτους τουλάχιστον 3·.ΟΟΙ μ., 5.00 μ., 6.00 μ. διά 
στά&μευσιν ύπό γωνίαν 45° 60? καί 90° άντιστοίχως. 

9. "Εκαστος δημοσίας χρήσεως σταθμός μέσου ή μεγάλου 
μεγέθους διαθέτει τούς κατωτέρω βοηθητικούς χώρους : 

α) Κεχωρισμένον άπό του χώρου σταθμεύφεως διαμέ¬ 
ρισμα διαφυλάξεως των ενδυμάτων του προσωπικού μετ’ 
άναλόγου προς τοϋτο άριθμοΰ ιματιοθηκών μεταλλικής 
κατασκευής, . 

β) χώρους υγιεινής μετά νιπτήρων, \¥0 κ.λπ., 

γ) άποθήκην, άπιφανείας ίσης προς το 0,3% τουλάχι¬ 
στον τής 1 ωφελίμου επιφάνειας του στάθμου. 

• ,10. Παρά την είσοδον καί εξοδον τοϋ στάθμου δημοσίας 
χρήσεως ύφίσταται διαμέρισμα έν ώθά στεγάζεται γραφεϊον 
κινήσεως. 

11. 'Η εσωτερική επικοινωνία τοϋ σταθμού προς ετέρους 
χώρους μή Ιξυπηρετοϋντας τούτον, μέσω εσωτερικών ανοι¬ 
γμάτων, απαγορεύεται. Κατ’ έξαίρεσιν επιτρέπεται ; 

α) Λειτουργία εντός τοϋ σταθμού κυλικείου, προς έξυ- 
πηρέτησιν τοϋ προσωπικού καί τών ιδιοκτητών των έξυ- 
πηρετουμένων ύπό τού σταθμού αυτοκινήτων καί 

β) ή επικοινωνία τού σταθμού μέ υποσταθμόν ΔΕΗ ή 
μέ ετέρους, ορόφους μέσω άνελκυστήρος ή κλίμακος ή ετέ¬ 
ρους χώρους (μή χρησ,ιμοποιουμένους δι’ έναποθήκευσιν 
εύφλέκτων ύλών κ.λπ.) ύπο τον ορον δημιουργίας προθα- 
λάμου καί τοποθετήσεως πυρασφαλοΰς θύρας μεταξύ τούτου 
καί τοϋ χώρου τού σταθμού. 

’Άρθρον 5. 

'Ύψος. 

Το ύψος τών αιθουσών σταθμεύσεως μετρούμενον μεταξύ 
δαπέδου καί οροφής, είναι τουλάχιστον 2,20 μ. το δέ τοιοΰτον 
μεταξύ δαπέδου καί δοκών τουλάχιστον 1,90 μ. 

’Άρθρον 6. 4 

Είσοδος. ’Έξοδος. 

1. Είσοδος ή έξοδός τών σταθμών νοούνται τά ελεύθερα 
άνοίγματα επί τών προσόψεων τών έστεγασμένων τμημάτων 
αυτών, άτινα χρησιμοποιούνται διά τήν είσοδον η έςαδον 
τών αυτοκινήτων. 

; 2. Οί σταθμοί μεγάλου μεγέθους έ'χωσι κεχωρισμενην 
είσοδον καί εξοδον τών οχημάτων, πλάτους τουλάχιστον 
3,00 μ. έκάστης. Όσάκις ή είσοδος καί έξοδος ευρισκονται 
παραπλεύρως, το συνολικόν πλάτος τούτων είναι 7.00μ. 
τουλάχιστον. Λωρίς διαχωριστική τής εΐσόδου-έξόδου επι¬ 
βάλλεται κατά τήν κρίσιν τής υπηρεσίας δια την άσιραλή 
διελευσιν τών πεζών έμπροσθεν σταθμών, εις ους το πλάτος 
εισόδου-έξόδου είναι μεγαλύτερον τών 8,00μ. Εις τους μικρού 
και μέσου μεγέθους σταθμούς δύναται νά υφισταται κοινος 
διάδρομος εΐσόδου-έξόδου τών αυτοκινήτων, πλάτους 3,00 
μέτρων καί 4,50 μ. άντιστοίχως. 

,3. Εΐδικώς διά σταθμούς μεγάλου μεγέθους και χωρητι- 
κοτητος άνωτέρας τών 300 αυτοκινήτων το πλάτος τής ει¬ 
σόδου ώς καί τό τοιοΰτον τής εξόδου προσαυξάνεται κατα 
3 μέτρα άνά 300 αυτοκίνητα. 

4. Άναλόγως τής χωρητικότητος, τού σχήματος, της 
κατόψεως τού σταθμού καί τής περιοχής, αναζητεΐται ή 
θεσίς τών εισόδων αυτού ώστε νά επιτυγχάνεται η καλύ¬ 
τερα δυνατή έξυπηρέτησις εισόδου καί εξοδου των οχημάτων, 
εν συνδυασμω προς τήν επί τών οδών κυκλοφορίαν. ( 

5. Εις καταλλήλους θέσεις προβλεπονταί, έξοδοι κίνδυνου 
δια τό προσωπικόν, διάδρομοι, ώς και κλίμακες εςυπηρε- 
τοΰσαι άπαντας τούς ορόφους διά να είναι δυνατή η εκ^ ^ου 
κτιρίου τού σταθμού άπομάκρυνσις τού προσωπικού εν 
ώρ<£ ανάγκης. 

Άρθρον 7. 

Τοιχοποιία. 

Οί περιμετρικοί καί εσωτερικοί διαχωριστικοι τοίχοι 
τού σταθμού κατασκευάζονται έκ λιθοδομής η εξ ωπλισμενου 
°κυρρδέματος ή έξ οπτοπλινθοδομής πάχους ενός και ημι- 
κος πλίνθου τούλάχιστον ή ετέρου υλικού άναλόγου αντο¬ 


χής έναντι κρούσεων καί πυρός καί έν γένει συμφώνως πρός 
τούς κατά περιοχάς ΐσχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς. 

"Αρθρον 8. 

Στέγη. Δάπεδον. 

1. Τά στοιχεία τών φορέων τής στέγης μετά τής έπικα- 
λύψεως αυτής δέον νά ώσιν έξ άκαύστου ύλικοϋ. 'Η χρήσις 
μεταλλικών ζευκτών μετ’ έπικαλύψεως δι’ αυλακωτών λαμα¬ 
ρινών ή άλλων υλικών άναλόγου αντοχής καί παρεμφερούς 
έμφανίσεως έπιτρέπεται, έφ’ όσον τούτον είναι σύμφωνον 
πρός τούς ΐσχύοντας οικοδομικούς κανονισμούς διά τήν περιο¬ 
χήν ένθα ό ύπό ϊδρυσιν σταθμός. 

2. Τό δάπεδον τού κτιρίου 1 διαθέτει έπιφάνειαν σκληράν 
καί τραχεϊαν είτε έκ κατασκευής είτε δι’ έπιστρώσεως. Αΰτη 
είναι άντιολισθητική έχει κατάλληλον κλίσιν διά τήν ροήν 
τών ΰδάτων καί συγκέντρωσιν αυτών έντός καταλλήλων 
οχετών πρός περαιτέρω άπαγωγήν των εις τό σύστημα 
άποχετεύσεως. Έπί τής έπιφανείας τού δαπέδου σημειοϋνται 
διά λευκής ή κίτρινης διαγραμμίσεως αί θέσεις σταθμεύσεως 
τών αυτοκινήτων ώς καί οί πρό τούτων ύποχρεωτικώς 
άφιέμενοι διάδρομοι. 

' Άρθρον 9. 

Αποχετεύσεις. 

1. Ή έγκατάστασις διαθέτει πλήρες καί ικανόν άπο- 
χετευτικόν σύστημα, κατεσκευασμένου συμφώνως πρός τούς 
ΐσχύοντας κανονισμούς. 

2. Τό έντός τού σταθμού άποχετευτικόν δίκτυαν είναι 
έφωδιασμένον δι’ έπαρκοΰς άριθμοΰ καταλλήλων φρεατίων 
καί σιφωνίων δαπέδου. 

Άρθρον 10. 

Θϋραι. 

1. Ή εις τάς εισόδους καί έξόδους τοποθέτησις θυρών 

δέν είναι υποχρεωτική. Εις άς όμως περιπτώσεις τοποθε¬ 
τούνται τοιαΰτάι, αυται είναι άρίστης κατασκευής καί καλαι- 
σθήτου έμφανίσεως, τό δέ υλικόν κατασκευής των είναι άκαυσ- 
τον. Τό άνοιγμα καί κλείσιμον αύτών συντελεΐται εύχερώς 
ώστε νά μή ύφίσταται οίοσδήποτε κίνδυνος έμπλοκής των 
καί νά μή προκαλήται οίασδήποτε μορφής δυσχέρεια διόδου 
δι’ αύτών. . 

2. Αί έσοντερικαί θύραι τού σταθμού είναι ές άναλόγου 
ώς άνω υλικού. Αί θύραι αύται άνοίγουν έκ τών Ισοι πρός 
τά' έξω. 

Άρθρον 11. 

Παράθυρα. Ανοίγματα. 

1. Ανοίγματα πρός τάς πλευράς γειτνιαζουσών πρός τόν 
σταθμόν οικοδομών άπαγορεύονται. Τυχόν φωταγωγοί 
(υαλοστάσια) πρός τάς πλευράς ταύτας κατασκευάζονται 
έκ μεταλλικού σκελετού φέροντος διπλά τοιχώματα υαλο¬ 
πινάκων ή έξ! ύαλαιλίνλων ανθεκτικών *ΐς τάς ύψηλας Ή:η>- 
%ρχτίχς. Ά/τι-λέτως. εις τάς πλευράς Ψροτόψεως τού σταθμού 
ί,' / Λ.-.·τ~ /*-νηήΛ·>η'ί) ιι άντιστάτεωε ίια 


ρεμφερών εξαρτημάτων είναι κατευνασμένα έξ άκχύετοο 

υλικού. Α , 

2 Άναλόγως τής θέσεως τών παραθύρων δυναται να 
έπιβάληται χρήσις κρυστάλλων έξωπλισμένων διά μεταλλικού 
πλέγματος ή κρυστάλλων άναλόγων ιδιοτήτων ίδια εις περι¬ 
πτώσεις μή ύπάρξεως προστεγάσματος κάτωθεν παραθύρων 

κειμένιυν εις πλευράν πρό τής οποίας παρατηρειται κινησις 
πεζών. Έκ τού ανοίγματος τούτου δέν καταλαμβάνεται 
χώρος σταθμού δυνάμενος νά καταληφθη υπό αυτοκίνητων. 

’Άρθρον 12. 

Προστασία έξ ύπερκειμένων ορόφων. 

Σταθμοί ών οί ύπερκείμενοι όροφοι χρησιμοποιούνται ως 
κατοικίαι ή γραφεία ύπερθεν ^ς εΐσόδου-έξόδου, διαθ τουν 
προστέγασμα (μαρκίζαν) πλάτους ίσου πρός τό μέγ ^,ν 
έπιτρεπόμενον ύπό τών έν ΐσχύι κατα περιοχάς πολεοδομικων 
κανονισμών. 'Η όποχρέωσις αυτή δέν υφισταται δια του, 
σταθμούς άνευ άντλιών καυσίμων. 



1182 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΙ^) 


Άρθρον 13. 


Επικοινωνία μεταξύ ορόφων. 

1. 'ΙΙ άνοδος καί κάθοδος αυτοκινήτων εις έν ορόφω ή 
ύπογείω χοόρω, αίθούσας σταθμού, δύναται νά διενεργεϊται 
εΐτε διά κεκλιμένων άνόδων-καθόδων (ΚΑΜΡΕ5) ε’ίτε 
δι’ ανελκυστήρων, ηλεκτρικών ή υδραυλικών. Εις πολυω¬ 
ρόφους σταθμούς μεγάλου μεγέθους, έφ’ όσον ή άνοδος και 
κάθοδος τών αυτοκινήτων διενεργεϊται δι’ ανελκυστήρων, 
τοποθετούνται τουλάχιστον δύο τοιοΰτοι. Διά σταθμούς 
μεγάλου μεγέθους ωφελίμου επιφάνειας μέχρι 1.500 τ.μ. 
ύφισταται εν ίσογείω χώρος αναμονής αυτοκινήτων ωφελίμου 
επιφάνειας 50 τ.μ. τουλάχιστον. Εις σταθμούς ωφελίμου 
επιφάνειας μεγαλυτέρας τών 1.500 τ.μ. 6 χώρος αναμονής 
προσαύξανεται κατά 5 τ.μ. άνά 200 τ.μ. ωφελίμου άπΐφα- 
νείας. 

2. Εις τούς πολυωρόφους σταθμούς ωφελίμου επιφάνειας 
άνω τών 6.000 τ.μ. έφ’ όσον ή επικοινωνία τού ισογείου μετά 
τών ^ λοιπών ορόφων (υπέργειων ή ύπογείων) συντελεΐται 
δι ανελκυστήρων, έπιβάλλεται έπιπρασθέτως καί ή κατα¬ 
σκευή κεκλιμένου επιπέδου ελάχιστου πλάτους μετά τού 
πεζοδρομίου 3,50 μ. διά τήν έξυπηρέτησιν όλων τών ορό¬ 
φων τού σταθμού έν ώρα εκτάκτου ανάγκης. 

’Άρθρον 14. 


Κεκλιμένα έπίπεδα. 

1. Η προς το οριζόντιον επίπεδον κλίσις τών άνόδων- 
καθόδων δεν υπερβαίνει τό 17%. Αί προ τών είσόδων-έξό- 
δων τών σταθμών καί έντός αυτών τυχόν κεκλιμέναι έπι- 
φανεΐαι δαπέδου και επί μήκους τουλάχιστον 5 μέτρων 
δεν έχουν κλίσιν μειζονα τού 7%. Εις περίπτωσιν κατασκευής 
κεκλιμένου επιπέδου επί ακαλύπτου χοόρου ή κλίσις τού επί¬ 
πεδου καθ’ όλον τό μήκος αύτού καί μέχρι τής ρυμοτομικής 
η οικοδομικής γραμμής δεν έπιτρέπεται νά είναι μείζων 
του 7%. 

^°, %~ £ δον των κεκλιμένων ανόδων ή καθόδων, παρου¬ 
σιάζει , ανώμαλον έπιφάνειαν προς έπίτευξιν μεγαλυτέρας 
προσφυσεως δια την άνοδον καί κάθοδον τών οχημάτων. 

3. Δια σταθμούς ωφελίμου έπιφανείας κάτω τών 6.000 

τετρ. μετρ, τό πλάτος τού καταστρώματος τών κεκλιμένων 
ανοδων-καθοδων είναι 3,00 μ. τουλάχιστον, Έλικοειδοΰς 
μορφής άνοδοι-κάθοδοι έχουν ακτίνα καμπυλότητος 6,5 μ. 
τουλάχιστον άπο τού εσωτερικού ακραίου σημείου τού ελεύ¬ 
θερου καταστρώματος, ή δέ επιφάνεια αυτών εχει ένκαο- 
σιαν κλισιν 3% εως 5%. Λ 1 " Ρ 

4. Κρος την μίαν τουλάχιστον πλευράν καί πέραν τού 
καταστρώματος τού κεκλιμένου έπιπέδου κατασκευάζεται 
πεζοδρομιον πλάτους 0,50 διά τήν δι’ αύτού άνοδον καί 
κάθοδον του προσωπικού τού σταθμού. Κεκλιμένα έπίπεδα 
καθ ολοκληρίαν ευθυγραμμα εις σταθμούς μικρού μεγέθους, 
ως και τοιαυτα είς μέσου μεγέθους σταθμούς όδηγοΰντα 
εις βοηθητικούς χώρους (πλυντήρια-λιπαντήρια κ.λπ.) δύ- 

ΙίΓοδ Τ Εχ ° υν - πλάτ ° ς 3 ’ 00 Ο' Ρ 6 ™ ' 0ΰ πεζοδρομίου. Τό 
Ζ ζ ΡΟμ χ°? ™ υτ >° , π *Ρ 0υσ '·< εί «ναλόγως ,άνώμαλον έπι- 
φαν^ιαν^ δια την ακινδυνον χρήσιν του. 

ΤΤ ανοικτ « 1 πλευραί τών κεκλιμένων άνόδων-καθόδων 
εξοπλίζονται Οια προστατευτικού κιγκλιδώματος η τοιχίου 
ζ ωπλισμενου σκυροδέματος, άμφοτέρων άναλόγου άντοχής 
έναντι τυχόν κρούσεων. 1 * 

έντόε Τ7 ~ > κ ^· λΐμένης έπί Ψ* νε ί«ς άνόδου-καθόδου 

κλΐ-αΓά Τ'Τ εκ γετ ?'' ΐ° ιαύτν ) οδ ™ζ ώστε νά άπο- 
οίΤΤ ϊί^° τε δχλησις τών περί τον σταθμόν 

άλλΓΤ;/ εκ · τ ° υ ° 0? ^ 0υ εΐτε έκ ™ κραδασμών, 
λλως οι φ.ροντες τα κεκκιμενα έπίπεδα τοίχοι ή οί έοαπτό- 

μενοι αυτών, εφ όσον άποτελούν μεσοτοχίαν υ,εθ’ ? έτέοου 

' τθυλ Τ / - ίστον ύ έτ έρου ύλικοΰ ίσης ή 
.η, εν λογω τοιχοποιίας. 

άνω Ίί 6°000° λυωρ0 ?^ ? " σΤα0 3?? ώφελείμου έπιφανείας 

Τ’ΤΛ~ Τ Τ ή έπίκοινωνί * πού ισογείου 
χώρου με.α ,ων λοιπών οροφών (ύπεργείων ή ύπογείων) 


συντελεΐται διά κεκλιμένου έπιπέδου, τό συνολικόν πλά- 
τούτου μετά τού πεζοδρομίου είναι 6,50 μ. τουλάχιστον ή ^ 
εξωτερική ακτίς καμπυλότητος διά τά έλικοειδή τμή’ μχΤ χ 
αύτού τουλάχιστον 9,00μ. Οί όροι ούτοι δεν είναι ύποχοεωτι- 
κοί προκειμένου περί σταθμών, οΐτινες διαθέτουν ώφέλιαον 
έπιφάνειαν ισογείου χώρου 120 τ.μ. τουλάχιστον, 

’Άρθρον 15. 

Ανελκυστήρες. 

Ή τοποθέτησις κχί χρήσις ανελκυστήρων πληροί τάς 
κατωτέρω προϋποθέσεις καί όρους : 

α)Ή έγκατάστασιςτών άνελκυστήρων συντελεΐται συμ- 
φώνως πρός τούς ισχύοντας κανονισμούς, 

__β) έφ’ ^ όσον δεν ^ύφισταται ικανός ελεύθερος ιδιωτικός 
χώρος προ τής εισόδου τού σταθμού μέσου ή μεγάλου με¬ 
γέθους, ή θέσις τών άνε?.κυστήρων αυτοκινήτων ορίζεται 
υποχρεωτικούς εις άπόστασιν τουλάχιστον 5,00 μ. άπό τής 
εισόδου,^ ώστε νά ύπάρχη πάντοτε ελεύθερος χώρος αναμονής 
τών πρός στάθμευσιν αυτοκινήτων, 

Υ) εις σταθμούς διαθέτοντας πλείονας τών δύο ορόφους 
υπέρ το ισόγειόν ή πλείονας τών τριών υπογείους ορόφους, 
επιβεβλημένη καθίσταται ή τοποθέτησις άνελκυστήρος 
προσώπων, ίκανότητος τριών άτόμων τουλάχιστον. 

Άρθραν 16. 

Φωτισμός. 

1. Δι άπαντας τούς ισογείους καί άνωγείους χοίρους τοϋ 
σταθμού προβλέπεται κατάλληλος φυσικός φωτισμός, έπι- 
τυγχανομενος δι’ άναλόγων μέσων (φωταγωγοί, παράθυρα, 
ανοίγματα). 

2. Ο ηλεκτρικός φωτισμός τού σταθμού τυγχάνει άπα- 
ραιτητος. Τά φωτιστικά σημεία ορίζονται είς καταλλήλους 
θεσεις καί είς ικανόν άριθμόν, ώστε νά επιτυγχάνεται κατά 
το δυνατόν ομοιομορφία φωτισμού καί επαρκής φωτιστική 
έντασις. 

ι 3. Η ηλεκτρική έγκατάστασις είναι στεγανού τόπου και 
σύμφωνος πρός τούς ισχύοντας κανονισμούς περί ηλεκτρικά 
έγκαταστάσεων. 

4. Τα φωτιστικά σημεία, έκλέγωνται είς τό μεγαλύτερου 
δυνατόν ύψος καί άνωθεν τών σωληνώσεων τού συστήματος 
καταιονισμού είς άς περιπτούσεις επιβάλλεται ή έγκαταστα- 
σις τοιούτου. 

5· Οι χρησιμοποιούμενοι λαμπτήρες περικλείονται δια 
καταλλήλου προστατευτικού καλύμματος ή πλέγματος ανα- 
λογως τής θέσεώς των. 

6· Η χρήσις φορητών ηλεκτρικών λυχνιών έπιτρέπεται 
μονον εις ίθτάρχουσαν έν τώ σταθμώ θέσιν έπιθεωρητεωζ 
τών αυτοκίνητων, υπό τον όρον ότι τό πρός τροφοδότησή 
των λυχνιών τούτων ήλεκτρικόν ρεύμα θά είναι χαμηλήί 
τασεως (42 βολτ) αί δέ λυχνίαι θά περικλείωνται εντός προ¬ 
στατευτικού μεταλλικού πλέγματος. 

/■ Εις τους σταθμούς μέ πλείονας τού ενός όροφους εμ¬ 
βάλλεται όπως ό φωτισμός τών εξόδων κινδύνου συνδεηται 
προ τής ^κεντρικής άσφαλείας τής ήλεκτρικής διανομής Τ ι 
τροφοδοτήται εξ έτέρας ανεξαρτήτου τής τού κυρίως ψ ί0 
τισμοΰ πηγής. 

’Άρθρον 17. 

Αερισμός. 

? 1· άπαντας τούς χώρους ηού σταθμού προβλεπ*** 1 
επαρκής ανανέωσις τού άέρος, ώστε νά μή ύφισταται^ 0 
κίνδυνος συσσωρεύσεως ατμών βενζίνης άφ’ ενός και συ,^ 
κ=.ντρωσεοος υπολλειμμάτων καυσαερίων άφ’ έτερου. ?°~· 
τούτο και δι επίτευξιν φυσικού αερισμού, προβλεποντα 
ανοίγματα επι τοίχων κειμένων έναντι άλλ.ήλων, τοπο \ 
τουμενα, εις αποστάσεις ουχί μείζονας τών 40 μέτρων 
τρόπον ώστε νά έξασφαλίζηται ό έξαερισμός τού στα μ 0 ·* 
και ιδιαιτέρως τών δαπέδων καί τών χαμηλότερων επιφ 
νειών. *Η έλευθέρα έπιφάνεια τών διά τόν ώς άνω έξαερι^ 0 
ανοιγμάτων εχει τάς κατωτέρω τιμάς τουλάχιστον α % 
στικώς λαμβανομένας καί κατανεμομένας ίσοπόσως 
όροφον και ανά αντικειμένων πλευοάν : 
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α) Διά τούς μικρού καί μέσου μεγέθους σταθμούς 0,06 
τ.μ. άνά όχημα. 

3) Διά τούς μεγάλου μεγέθους σταθμούς 0,08 τ.μ. άνά 

όχημα. ι 5 

2. Τά διά τής προηγουμένης παραγράφου άνοίγματα δεν 
έπιταέπεται νά άντιστοιχοϋν προς πλευράς μεσοτοιχιών. 
Εις'άς περιπτώσεις τά διά τής ανωτέρω παραγράφου προ- 


βλεπόμενα άνοίγματα εΰρίσκονται επί περιμετρικών τοίχων 
τοϋ κτιρίου τού σταθμού, άντιστοιχούντων εις τον ακάλυ¬ 
πτον χώρον, ήτοι προς την πλευράν γειτνιαζούσης οικοδομής 
(ύπαοχούσης ή προβλεπομένης), ή διαμόρφωσις αυτών 
παρέχει την κατά το δυνατόν μεγαλυτέραν άπομόνωσιν θο¬ 
ρύβου, εφαρμοζόμενης τής διατάξεως τοϋ κατωτέρω περι- 
γραφομένου σχήματος. 



'Ο περιμετρικός τοϋ κτιρίου τοϋ σταθμοϋ τοίχος, ο αντι- 
στοιχών εις τον ακάλυπτον χοίρον και εις θεσεις εις, ας προ- 
βλέπονται τά ώς άνω άνοίγματα, είναι διπλούς ήτοι,. εκ 
δύο παραλλήλων τοίχων ελάχιστου πάχους 0,10, εκ., έκαστου 
καί άπεχόντων μεταξύ των τουλάχιστον 0,20 έκ. Επι των 
ώς άνω τοίχων, προβλέπονται τά υπο τής,παραγρ. ί (α) 
καί (β) τοϋ παρόντος άρθρου άνοίγματα υπο την προΰποθεσιν, 
ότι, ταΰτα δέον νά είναι διατεταγμένα κατά τοιοϋτον ,τρό¬ 
πον όόστε, τό κάτω μέρος τών άνοιγματων των κείμενων, 
επί τοϋ εσωτερικού τοίχου νά άπέχη 0,50 μέτρα από τοϋ 
δαπέδου, τό δέ άντίστοιχον τοιοϋτον εις τον εξωτερικόν 
τοίχον νά άπέχη άπό τοϋ δαπέδου 1,30 μέτρα. Εις άνοιγμά 
τα ποός άκάλυπτον χώρον διά τον φο^τισμον τών, αιθουσών 
σταθμεύσεως επιβεβλημένη καθίσταται η τοποθετησις δι¬ 
πλών ύαλοστασίων. , < 

, 3. Εις περιπτώσεις καθ’ άς δέν καθίσταται εφικτή η 
εφαρμογή συστήματος φυσικοΰ άερισμοϋ ως ανωτέρω, είναι 
υποχρεωτική ή έγκατάστασις μηχανικού έξαερισμοϋ καταλ¬ 
λήλου άπαγωγής άέρος, μετρουμένης εις παροχην ανάλογο/ 
προς τέσσαρας (4) τούλάχιστον άνά ώραν ανανεώσεις αερος, 
άπασών τών θέσεων όλων τών αιθουσών σταθμεύσεως., 
ώς άνω έγκατάστασις μηχανικού εξαερισμοΰ , είναι υπο 
Χρεωτική εις υπογείους χώρους. Εις σταθμούς αποτελούμε, 
νους έκ πλειόνοαν τών δύο υπογείων ορόφων υποχρεωτική 
καθίσταται ή προσαγωγή μέχρι καί τοϋ, τελευταίου υπο 
γείου νωποΰ άέρος εϊτε μέσω φωταγωγού ικανής ι,ατομης 
είτε μέσω φυγοκεντρικού άνεμιστήρος. Η εγκατασ,ασις 
~οΰ κατά τά άνωτέρω μηχανικού αερισμού ευ^ισκ-.α. εν 
λειτουργία καθ’ όλην τήν διάρκειαν τοϋ 24ωρου,. , 

4. 'Η έγκατάστασις μηχανικού έξαερισμοϋ εις σταθμούς 

ωφελίμου έπιφανείας άνω τών 2.000 τ.μ. εχει δυο ,αν»ςαρτη 
τους καί εις κεχωρισμένα ήλεκτρικα κυκλώματα ε^,α»ρ.στς 
?ας συνδεομένους μετά τοϋ δικτυου αεραγωγών κατα τροπ 
ώστε εις περίπτωσιν βλάβης τοϋ ενός να τίθεται εις λει¬ 
τουργίαν ό ετερος. , 

5. 'Η θέσις έγκαταστάσεως τών μηχάνημά.ων ε<, 

σμοΰ έκλέγεται τοιαύτη, ώστε να υφισταν .α'. αι ,.ρνλ. 
θέσεις άσφαλείας καί μή προκλήσεως οιασδηποτε μορφή, 
παρενοχλήσεως. Έν προκειμένω έχει εφαρμογήν η ι - 
τής παρ. 6 τού άρθρου 14 του παρόντος. _ 

6. 'Η άπαγωγή τοϋ άέρος πρός το περιβάλλον, συ;·- 

λεϊται μακράν θέσεως ένθα ένδεχομένως υφιστανται ο.ομ α 
εξόδου καυσαερίων (άκρα καπνοδόχων κλπ.).3α εςοι.^ικα 
στόμια τών σωλήνων απαγωγής άέρος, επικαλυπτοντ 
μεταλλικού πλέγματος. , . , ; , 

, V· Τό πλεΐστον τοϋ άριθμοΰ τών εσωτερικοί στομιω 
απαγωγής τής έγκαταστάσεως εςαερισμου, ευρισ =■ 

ΜΜΜΪό» τού δαπέδου- 


8. Ή έγκατάστασις τών μηχανημάτων έςαερισμοϋ συν- 
τελεϊται μετά τήν υποβολήν σχετικής μελέτης, συντασσο- 
μένης ύπό τοϋ κατά νόμον Μηχανικού ή 1 πομηχανικυϋ υπο ¬ 
κείμενης εις τήν εγκρισιν τής αρμόδιας διά τήν χγρήγησιν τής 
άδειας ίδρύσεως καί λειτουργίας τοϋ στάθμου υπηρεσίας. 

'Άρθρον 18. 

Οέρμανσις· 

'Η Οέρμανσις τών σταθμών (αιθουσών σταθμεύσεως) 
δέν καθίσταται υποχρεωτική. Εις άς όμως περιπτώσεις προ- 
βλέπεται τοιαύτη τηρώνται αί κάτωθι προϋποθέσεις και 

οροε. : , , _ „.. Χ - η ~ 

α) 'Η Οέρμανσις συντελεϊται δια θερμού υλατος ηθερμο·, 

άέρος ή ετέρου μέσου μή έμφανιζοντος ζ%< , ·ν / ··' ο 

πΰρωσιν, , . 

β) τό λεβητοστάσιου τής έγκαταστασεως, ϋερμανσ,ω.. 
οσάκις ύφίσταται τοιοϋτον, ευρισκεται ,εντος ιΛιαι.^ω 
διαμερίσματος μή έπικοινωνουντος μετά του /ωρου στα ιμευ- 

σ °γ)’ ήλεκτρικαί συσκευαί Οερμάνσεως δι’ ακτινοβολίας 
απαγορεύονται, 



Ομεύσεως τίθεται τοιοϋτον 15 βαθμοί Ο, , · 

1 στ) τά θερμαντικά σώματα προστατεύονται εκ κρωσ„ω/ 
έκ τών σταθμευόντων αυτοκίνητων, 

ζ) άνοίγματα καθαρισμού η έπισκεφεως καπνολοχων Λ, 
ύπά χουν Ης τούς ,χώρους στα'^εύσεως .,τοκινητ - ό 
χώρους μή έπιδεχομένους άνευ κινΟυνου "υρκαιας .ην >πα> 
ξιν εστίας πϋρος. 

ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ Η\ 

Πλυντηρίου καί λιπαντήριον στάθμου αυτοκίνητων. 

’Άρθρον 16. 

"Οροι καί προϋποθέσεις έγκαταστάσεως. 

ΊΙ έντός σταθμών αυτοκινήτων έγκατάσςζ>ι^^?'ζΆ- 

,ατος πλύσεως καί λιπανσεως αυτοκινη.ω' «····. . 

άς κάτωθι προϋποθέσεις και ,- γ ,ί Λυ 
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ας το πλυντήριον αποεται γειτνιαζουσών οικοδομών η «.ατοικαυ- 
> μενών χώρων της αύτής ή έτέρας οικοδομής κατά τά εν 
παραγράφιρ 6 του άρθρου 14 του παρόντος είδικώτερον κα¬ 
θοριζόμενα. Ή στάθμη του προκαλουμένου έκ τής λειτουρ¬ 
γίας τοΰ πλυντηρίου Θορύβου μετρουμένη δι’ ειδικού οργάνου 
είς άπόστασιν περίπου 10 μ. πέοιξ τοΰ χώρου τοΰ πλυντη¬ 
ρίου δέν όπερβαίνει τά 70 ΐ).Β.Α. 

β) Ή έγκατάστασις τοΰ πλυντηρίου διαθέτει ειδικόν 
μηχάνημα πλύσεως, υδραυλικόν ανυψωτήρα ή αναβαθμόν 
ή-καταλλήλου κατασκευής τάφρον, διά την διευκόλυνσιν τοΰ 
έ'ργου πλύσεως καί λιπάνσεως αυτοκινήτων. 

γ) Ό χώρος §ν καταλαμβάνει τό πλυντήριον ή λιπαντή¬ 
ρων είναι διακεκριμένος των χοίρων σταθμεύσεως. Τό δάπε- 
δον τούτου έχει την άνάλογον κλίσιν διά την ροήν των έκ τής 
πλύσεως ύδάτων. 

δ) Εις τό πλυντήριον ύφίσταται ειδικόν σύστημα άποχε- 
τεύσεως, μετά φρεατίων περισυλλογής τής έκ τής πλύσεως 
άμμου καί βορβόρου, ώστε νά καθίσταται αδύνατος ή όμοΰ 
μετά των ύδάτων διαφυγή τούτων εις τον υπόνομον. Εις 
περιπτώσεις μή ύπάρξεως κεντρικού αποχετευτικού δικτύου 
ή άποχέτευσις τοΰ πλυντηρίου-λιπαντηρίου καταλήγει εις 
στεγανόν βόθρον. 

ε) Οί περιβάλλοντες τό πλυντήριον τοίχοι, μέχρις ύψους 
2,50 μ. τουλάχιστον άπό τοΰ δαπέδου, έχουν έπιφάνειαν 
στιλπνήν, τούτου Ίπιτυγχανομένου είτε διά τής χρήσεως 
άναλόγου κατασκευής πλακών έπικαλύψεως είτε δι’ ειδικής 
έπαλείψεως τών λευρών τούτων. 

στ) Τό ελεύθερον ύψος οροφής καί δαπέδου, έφ’ δσον 
προβλέπεται έγκατάστασις ύδραυλικοΰ ή ήλεκτρικοΰ άνυ- 
ψωτήρος, ανέρχεται εις 3,40 μ. καί 4.00 μ. δι’ έπιβατηγά 
καί φορτηγά άντιστοέχως. 

ζ) Ή θέσις τοΰ πλυντηρίου διαθέτει έπαρκή καί κατάλ¬ 
ληλον φωτισμόν δι’ ηλεκτρικού ρεύματος χαμηλής τάσεως 
(42 βόλτ) καί διά λυχνιών καλυπτομένων διά διαφανών πλα¬ 
κών ή κρυστάλλων στεγανού τύπου. 

η) II θέσις τών έν γένει μηχανημάτων τοΰ πλυντηρίου 
εκλέγεται τοιαύτη ώστε καί ή έπιθεώρησις αύτών νά είναι 
ευχερής καί νά εύρίσκωνται ταϋτα κατά τό δυνατόν μακράν 
τών γειτονικών οικοδομών, έφ’ δσον ή έγκατάστασις των 
προβλέπεται είς ισόγειον ή ύπέργειον χώρον. 

θ) Ή έγκατάστασις τών μηχανημάτων τούτων συντε- 
λεϊται κατά τρόπον παρεμποδίζοντα κατά τό δυνατόν τήν 
μεταβίβασιν τοΰ έκ τής λειτουργίας των θορύβου καί .τών 
κραδασμών. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'. 

Τμήμα Επιθεωρήσεως σταθμοΰ αυτοκινήτων. 

"Αρθρον 20. 

Προορισμός τμήματος καί έγκαταστάσεις αύτοΰ. 

1. Εις έκαστον σταθμόν κείμενον εντός κατωκημένης 
περιοχής δύναται νά ύφίσταται τμήμα επιθεωρήσεως τών έν 
αύτφ σταθμευόντων αυτοκινήτων (ως έλέγχου τών συστη¬ 
μάτων πεδήσεως, διευθύνσεως, εμπρόσθιου συστήματος καί 
ελέγχου καλής λειτουργίας τοΰ κινητήρας μέσω ηλεκτρονικής 
συσκευής) καί γενικώς παροχής είς ταΰτα έξυπηρετήσεως, 
εις βαθμόν μή δυνάμενον νά έγγίζη τά δρια έπισκευής αυτών 
και πάντως άνευ χρήσεως ανοικτής πυράς καί οίασδήποτε 
μορφής κρούσεως ή θορύβου. 

2. Διά τήν έπιθεώρησιν δύναται νά χρησιμοποιήται ειδική 

τάφρος επιθεωρήσεως ή άναβαθμός ή άνυψωτήρ ύδραυλικός 
επιτρεπόμενης τής χρήσεως φορητής ηλεκτρικής λυχνίας 
εντός εφικης θηκης έκ μεταλλικού πλέγματος χαμηλής τά¬ 
σεως (42 βόλτ). Λ ' ' 

.^3. Η τάφρος έπιθεωρήσεως καλύπτεται δι’ ειδικών πλα¬ 
κών κατα τας ώρας τής μή χρησιμοποιήσεώς της, προβλε- 
πομένων και ειδικών μέτρων προφυλάξεως έναντι πτώσεωο. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ'. 

Πυρασφάλεια σταθμών αυτοκινήτων. 

"Αρθρον 21. 

Αηπτέα μέτρα. 

1. Πάσα χρήσις πυρός εντός τοΰ χώρου σταθμοΰ αυτοκι¬ 
νήτων άπαγορεύεται. 

2. 'Η εντός σταθμών αυτοκινήτων κειμένων έντός κατω- 
κημένων περιοχών έγκατάστασις καί λειτουργία πάσης φύ- 
σεως συνεργείου έπισκευής αυτοκινήτων, έν οΐς καί ήλεκ- 
τρολογικών έργαστηρίων, απαγορεύεται. Ωσαύτως Απα¬ 
γορεύεται ή έντός σταθμών ,φόρτισις συσσωρευτών. 

3. Είς καταλλήλους έν τω σταθμφ θέσεις τοποθετώνται 
αυτόματοι πυροσβεστήρες κόνεως, έκτοξευομένης διά διο- 

1 ξειδίου τοΰ άνθρακος βάρους γομώσεως έκάστου, !ξ χιλιο- 
γράμμων τουλάχιστον ή χωρητικότητος δέκα λίτρων του¬ 
λάχιστον, αριθμού δέ αντιστοίχου προς ένα πυροσβεστήρα 
άνά 50 τ.μ. ωφελίμου έπιφανείας τοΰ σταθμοΰ. 

4. Είς καταλλήλους έν τω σταθμώ θέσεις καί είς άπαντας 
τούς ορόφους τοποθετώνται κάδοι πληρούμενοι δι’ άμμου καί 
συνοδευόμενοι δι’ άναλόγου άριθμοΰ πτύων καί σκαπανών. 

5. Έντός έκάστου σταθμοΰ τοποθετείται δίκτυρν διανομής 
δδατος υπό πίεσιν συνδεδεμένρν καί μετά έφεδρικής δεξα¬ 
μενής πλήρους ΰδατος χωρητικότητος 10 μ3 τουλάχιστον, 
προβλεπόμένων είς καταλλήλους έγγύς τών θυρών εισόδου— 
εξόδου θέσεις τοΰ ισογείου τοΰ σταθμοΰ, κρουνών παροχής 
δδατος διαστάσεων ίσων προς τάς τοιαύτας τών ύπό τών 
οικείων Πυροσβεστικών Αρχών χρησιμοποιουμένων στοι¬ 
χείων πυροσβέσεως. 

6 . Είς πολυωρόφους σταθμούς αυτοκινήτων μέσου και 
μεγάλου μεγέθους είναι υποχρεωτική ή τοποθέτησις δυο 
τροχηλάτων πυροσβεστήρων ώς ανωτέρω καί βάρους γο¬ 
μώσεως έκάστου 25 χιλ. 

7. Είς εμφανείς έν τώ σταθμώ θέσεις υπάρχουν ανηρτη- 
μέναι πινακίδες άναγράφουσαι τούς αριθμούς τηλεφώνου της 
Πυροσβεστικής "Υπηρεσίας καί τοΰ Σταθμοΰ Α' Βοηθειών. 

8 . 'Η ηλεκτρική έγκατάστασις τών σταθμών ώς και των 

είς αυτούς ύπαγομένων πλυντηρίων-λιπαντηρίων, είναι 
έξ ολοκλήρου στεγανή σύμφωνος δέ πάντως προς τους εν 
ίσχύι κανονισμούς τοΰ Κράτους. Στοιχεία τής ήλεκτρικ/,ς 
έγκαταστάσεως έν γένει είς ά δύνανται νά προκληθώσι σπιν 
Θήρες (πίνακες διανομής, άσφάλειαι, διακόπται κλπι) εν 
τοποθετώνται είς χώρον σταθμεύσεώς καί έν γένει. εις χωρευς 
επικινδύνους είς άνάφλεξιν λόγω ύπάρξεως εύφλέκτων αέριων 
ή άλλων εύφλέκτων ύλών. - , , 

9- Είς σταθμούς μέσου καί μεγάλου μεγέθους εν αμεσω 
γειτνιάσει προς Νοσοκομεΐον ή Κλινικήν ή κάτωθι πο υ 
κατοικιών, ξενοδοχείων καί πολυωρόφων κτιρίων χρησιμ 0 
ποιουμένων ώς γραφείων ή - βιοτεχνικών εργαστηρίων, 
εκτός τών λοιπών ώς άνω μέτρων πυρασφαλειαζ, εγκα , 
σταται σύστημα αύτομάτου άνιχνεύσεως έστιας^πυρος 
τω σταθμώ ώς καί τοιοΰτον καταιονισμού δδατος υπο πιε 
επί της οροφής άπασών τών αιθουσών σταθμεύσεως π Ρ' 
άμεσον καταστολήν πυρκαϊάς. „ ,. 5 

10. 'Η τήρησις τών ώς άνω μέτρων ελέγχεται α π “· 
έτους ύπό τής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας μεριμνη , των » τ ^ ν 
μεταλλευτών τών σταθμών καί προσκομίζεται υπ ® υ . 
εις τήν άρμοδίαν .διά τήν χορήγησιν της άδειας λειεουρ ^ 
'Υπηρεσίαν βεβαίωσις δτι τά μέτρα πυρασφαλειας εχ 
καλώς, καί συμφώνως προς τούς δρους τοΰ παρόντος „ 
άφαιρεΐται προσωρινώς ή άδεια λειτουργίας τοδ σΤΚ ■ 


ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε'. 

Άντλίαι καί δεξαμεναί σταθμών αυτοκίνητων· 
"Αρθρον 22. 

"Οροι εγκαταστάσεων. 


1. Εντός σταθμών αυτοκινήτων δύνανται να εγκ*® 
θοΰν, άντλίαι καυσίμων, έφ’ δσον άφ’ ένος οδτοι 
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λιμού Ιπιφανείας 750 τ.μύ τουλάχιστον και άφ’ έτέρου δεν 
περιορίζεται ^κ *ουτων τ] επιφάνεια του χώρου αναμονή*- 
σημαντικώς. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν ο σταθμός άποτελεΐται 
εκ πλειονων τμημάτων μη επικοινωνουντων δι’ αυτοκινήτων 
επιτρέπεται η εγκαταστασις αντλιών έν ίσογείιρ χώρω έφ’ 
όσον ό χώρος ουτος επικοινωνεί μέσω κεκλιμένου έπιπέδου 
η ανελκυστήρας μεθ ετερων χωρων συνολικές επιφάνειας 
750 τ.μ. τουλάχιστον. 

2. Διά των ώς άνω, άντλιών δύνανται νά έφοδιάζωνται 
τά εντός αυτών στεγαζόμενα αυτοκίνητα ώς καί τά διερχό- 
μενα αυτοκίνητα υπο τον όρον οτι ταυτα εισέρχονται έντδς 
τοΰ στάθμου η σταθμεύουν επί επαρκούς ιδιωτικού πρό της 
εισόδου η εξόδου χφρου, καί έφ’ όσον δεν παρακωλύεται ή 
είσοδος ή έ'ξοδος των αυτοκινήτων έκ τοΰ στάθμου. 

3. 'Η έντός των σταθμών έγκατάστασις καί λειτουργία 
αντλιών καυσίμων καί των δεξαμενών αυτών πληρούν, άπαν- 
τας τούς όρους ασφαλείας τούς προβλεπομένους υπό των 
άρθρων 13 καί 15 τοΰ Β.Δ. 464/70 «περί όρων καί προϋπο¬ 
θέσεων ίδρύσεως καί λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων 
έντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων καί κωμών ή έντός κα- 
τωκημενων εν γενει περιοχών» καί έπιπροσθέτως τούς κά¬ 
τωθι : 

α) Αί άντλίαι τοποθετώνται άποκλειστικώς καί μόνον 
εις ισόγειόν χώρον εντός τοΰ στάθμου. 

β) Αι αντλιαι δεν επιτρέπεται όπως τοποθετώνται εις 
αποστασιν μεγαλυτέραν των 6 μ. Ικ τής εισόδου ή εξόδου 
τοΰ στάθμου, απαγορευομένου τοΰ καθ’ οίονδήποτε τρόπου 
(δια παρεμβολής θυρών ή προπετασμάτων κλπ.) περιορισμού 
των ,αντλιών εντός κλειστού χώρου. Οί περιορισμοί ουτοι 
δεν υφιστανται διά τάς αντλίας πετρελαίου. Κατ’ έξαίρεσιν 
επιτρέπεται ή τοποθέτησις των αντλιών βενζίνης εις βάθος 
πέραν των 6 μ. ύπό τον όρον έγκαταστάσεως συστήματος 
αυτομάτου άναρροφήσεως τοΰ άέρος εις άκτΐνα 5 μ. πέριξ 
των άντλιών. 

_ϊ) -Δι αντλίαι ευρίσκονται τουλάχιστον 5 μ. μακράν από 
των κεκλιμένων επιπέδων των όδηγούντων είς υπογείους 
λώρους. . . ' " 

δ) Αι δεξαμεναί καυσίμων τοποθετώνται έντός τοΰ εδάφους 
και μονον είς ακάλυπτον χώρον ή κάτωθεν τοΰ πεζοδρομίου. 

®) Εκ τών άντλιών καί έκ.τών σταθμευόντων προς άνε- 
©οδιασμον οχημάτων δεν παρακωλύηται ή είσοδος ή έξοδος 
των λοιπών οχημάτων τοΰ στάθμου. 

στ) Αί άντλίαι, αί δεξαμεναί καί στόμια έξαερώσεως αυτών 
δεν επιτρέπεται όπως τοτέοθετώνται, είς άπόστασιν μικρο- 
τεραν των 15 μ. έκ τοΰ πλησιεστέρου ανοίγματος οίουδήποτε 
χώρου, εκτός στάθμου κειμένου, είς όν γίνεται χρήσις φλογός 
ό οιασδηποτε μορφής έναύσματος. Ή προϋπόθεσις αΰτη τής 
«ποστασεως τών 15 μ. δεν είναι υποχρεωτική προκειμένου 
περί εστιών εστιατορίων, κλιβάνων αρτοποιείων καί λεβη¬ 
τοστασίων κεντρικών θερμάνσεων έφ’ όσον αύται εγκαθί¬ 
στανται εντός ιδιαιτέρου διαμερίσματος. 

ύ· Εις περιπτώσεις έγκαταστάσεως άντλιών οροφής ό 
ί/Ίχανισμός άντλήσεως καυσίμων δύναται νά τοποθετήται 
ί1 ζ οιανδήποτε θέσιν έντός τοΰ στάθμου μή παρακωλύουσαν 
π^ν εντός τούτου διακίνησιν τών αυτοκινήτων. Οί περιορισμοί 
’ ων ^ο/ταραγράφων α, β, καί γ τής προηγουμένης παραγρά- 
ψου ισχυουν είς τάς περιπτώσεις ταύτας διά την προβολήν 
επι του δαπέδου σταθμεύσεως μηχανισμού συμπτόξεως 
του ελαστικού σωλήνος τροφοδοσίας διά' καυσίμων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ'. 

’Άδειαι ίδρύσεως καί λειτουργίας. 

’Άρθρον 23. 

’Άδειαι ίδρύσεως. 

Δ.ι αδείαι ίδρύσεως καί λειτουργίας τών σταθμών αυτο- 
ΐιν ήτων χορηγούνται ύπό τών κατά τόπους νομαρχιών. 


2. Δια τήν χορήγησιν άδειας ίδρύσεως στάθμου αυτοκινή¬ 
των υποβάλλονται εις τάς άρμοδίας ώς άνω ύπηρεσίας τά 
κάτωθι δικαιολογητικά : · 

α) Αίτησις τοΰ Ινδιαφερομένου, 

Γ β) τοίΐογραφικόν σχεδιάγραμμα τής περιοχής είς τριπλοΰν 
υπο κλίμακα : 1 : 500 καί είς άκτΐνα 100 μ. είς δ σημειούται 
η οικοδομική γραμμή (δι’ έρυθροϋ χρώματος) καί ή θέσις 
του στάθμου τά πλάτη τών όδών καί πεζοδρομίων καί ή 
επ αυτών πορεία, τών δχημάτων, τό είδος τών γειτονικών 
κτισματων και χωρων και ιδιαιτέρως οί υπάρχοντες άρχαιο- 
λογικοί χώροι καί νοσηλευτικά Ιδρύματα, 

γ) γραμμάτιον καταθέσεως εις τό Δημόσιον Ταμεΐον δρχ, 
500, δια μονορόφους η δρχ. 1.000 διά τούς περιλαμβάνοντας 
πλείονας τοΰ ενός ορόφους, 

δ) εκλογικόν βιβλιαριον ή βεβαίωσις περί καταθέσεως 
δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν τούτου. 

_3. Μετά τήν υποβολήν καί τόν έλεγχον τών δικαιολογητι- 
κών διενεργεΐται αυτοψία ύπό δύο ή περισσοτέρων μηχανικών 
ή υπομηχανικών, όριζομένων ύπό τοΰ οικείου νομάρχου πρός 
γνωμοδότησιν διά τήν ίδρυσιν έκαστου σταθμού καί υποβάλ¬ 
λεται σχετική έκθεσις, 

■ 4. Έφ’ όσον, ή θέσις κρίνεται κατάλληλος διά τήν ίδρυσιν 
στάθμου, ύποβάλλονται συμπληρωματικώς τά κάτωθι δικαιο- 
λογητικά : 

α) Σχεδιάγραμμα τοϋ στάθμου είς τριπλοΰν έν κατόψει 
ύπό κλίμακα 1 : 50 ή 1 ; 100 έμφάΐνον σύν τοΐς αλλοις τήν 
θέσιν τοΰ γραφείου τοΰ σταθμού καί τών βοηθητικών χοίρων, 
τό πλάτος τού κεκλιμένου έπιπέδου καί τήν άκτΐνα καμπυ- 
λότητος αύτοϋ, τάς θέσεις τών ύποστηλωμάτο)ν ώς καί τάς 
ύπαρχούσας μηχανολογικάς καί ήλεκτρολογικάς έγκαταστά- 
σεις (ανυψωτήρας, άντλίας, δεξαμενάς, άνελκυστήρας, έξαε- 
ριστήρας κ.λπ.), τά σημεία προσβάσεως, τόν χώρον υπο¬ 
δοχής προσωρινής αναμονής τών όχημάτων, τάς έγκατα-, 
στάσεις τών έκδοτηρίο>ν εισιτηρίων καί ταμείων έφ’ ίσον 
ύφίστανται ταυτα, 

β) σχεδιάγραμμα είς τριπλοΰν έν τομή ύπό κλίμακα 1 : 50 
ή 1 : 100 έμφάΐνον τό ύψος τών ορόφων, τό είδος τών ύπερ- 
θεν καί κάτωθεν τοΰ σταθμού χώριον, τήν θέσιν ώς καί τήν 
κλίσιν τοΰ κεκλιμένου έπιπέδου, 

γ) σχεδιάγραμμα τής προσόψειος τοϋ κτιρίου είς τριπλοΰν 
ύπό κλίμακα 1 : 50 ή 1 :100, 

δ) σχεδιάγραμμα είς τριπλοΰν της κυκλοφοριακής διατά- 
ξεως τών χώρων σταθμεύσεως μετά τών διαδρόμων κυκλο¬ 
φορίας ύπό κλίμακα 1 : 100 ή 1 :50, 

ε) τεχνική έκθεσις είς τριπλοΰν τοϋ συντάξαντος τήν μελέ¬ 
την κατά νόμον διπλωματούχου Μηχανικού ή υπομηχανικού 
υπογεγραμμένη ύπ’ αυτού, έν ή δέον όπως περιγράψωνται 
λεπτομερώς τά της κατασκευής καί λειτουργίας τοΰ σταθμού 
καί τών έντός αύτοϋ μηχανολογικών έγκαταστάσεων. 

5 . Έάν έντός τοϋ ύπό ίδρυσιν σταθμού προβλέπεται το- 
ποί 
πανσ 

στάσις μηχανικού , , . . ^ ( 

καταιονισμού ϋδατος η αυτομάτου ανιχνευσεως, έστιας 
πυρός, έφ’ όσον απαιτούνται τοιαυται, η σχετική έγκρισις 
δέον όπως παρέχηται διά τής άποψάσεως δι ης χορηγείται 
ή άδεια ίδρύσεως τοΰ σταθμού και επί τή υποβολή τω ) κάτωθι 

δικαιολογητικών: 

α) Γραμματίου καταθέσεως είς τό Δημόσιον Ταμεΐον 
δρχ. 500 διά τό πλυντηρίου - λιπαντήριον, 

β) γραμματίου καταθέσεως είς τό Δημόσιον, I αμειον 
δρχ. 500 δι’ έκάστην αντλίαν καυσίμων. Δι άντλιας ~αρε- 
χούσας κεχωρισμένως ή έν άναμίξει διάφορα εΐόη καυσίμων 
δέον όπως ύποβάλληται καί έτερον γραμμάτιον καταθέσεως 
εις τό Δηαόσιον Ταμεΐον δρχ. 500, 

γ) μελέτης μηχανικόν έξαερισμοϋ είς τριπλοΰν του χοίρου 
τοϋ σταθμού συντεταγμένης καί,ύπογεγραμμένης κατά τα εν 
παραγράφω 8 του άρθρου 1 > οριζόμενα, 
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8) μελέτης καί σχεδιαγραμμάτων είς τριπλοϋν του συστή¬ 
ματος καταιονισμού όδατος και αυτομάτου άνιχνευσεως ε¬ 
στίας πυρός των αιθουσών σταθμεύσεως, 

ε) προϋπολογισμού εις τριπλοϋν της άπαιτουμένης δια τας 
ώς άνω εγκαταστάσεις δαπάνης, υπογεγραμμένου ύπό τοϋ 
συντάξαντος την μελέτην μηχανικού και τοΰ ενδιαφερομένου. 

6. Μετά τήν υποβολήν των ανωτέρω συμπληρωματικών 
δικαιολογητικών ή υπηρεσία προβαίνει είς τον έλεγχον αυ¬ 
τών καί έφ’ όσον ταΰτα πληρούν τούς διά του παρόντος καθο- 
ριζομένους ορούς, χορηγείται ή άδεια ίδρύσεως τοϋ στάθμου 
μετά τών έν αύτω εγκαταστάσεων υπό την προϋπόθεσιν της 
προγενεστέρας υποβολής τών κάτωθι αποδεικτικών : 

α) Αποδεικτικού καταθέσεως είςτό Τεχνικόν Έπιμελητή- 
ριον Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) ή εις τά παραρτήματα αύτοϋ κ.λπ. 
τής αμοιβής τοϋ συντάξαντος τήν μελέτην τών μηχανολογι¬ 
κών και ήλεκτρολογικών εγκαταστάσεων Μηχανικοΰ κατά 
1956 Β. Δ/τος ώς τοΰτο έτροποποιήθη διά τοΰ ύπ’ άριθ. 188/ 
1966 όμοίου, 

β) άποδεικτικοΰ πληρωμής τών δπό τών διατάξεων τοΰ Α.Ν. 
2326/40 καί 546/43 όριζομένων ύπέρ τοΰ ΤΣΜΕ Δ.Ε. 
(2 % καί 1 %) καί ύπέρ ΕΜΠ (1 % καί 0,5 %ο) κρατήσεων, 

γ) άποδεικτικοΰ προκαταβληθέντος είς τό Δημόσιον 
Ταμεϊον φόρου επί τής αμοιβής τοΰ κατά νόμον μηχανικού 
διά τήν μελέτην τών έν λόγω εγκαταστάσεων. 

7. 'Αρμόδιοι διά τήν κατά τήν προηγουμένην παράγραφον 
θεώρησιν · τών σχετικών πινακίων αμοιβής μηχανικών ώς 
καί διά τήν εκδοσιν τών σχετικών έντολών καταβολής κρατή¬ 
σεων ύπέρ τοΰ Δημοσίου ή ύπέρ τρίτων είναι διά μέν τήν 
περιοχήν τοΰ Νομοΰ Αττικής τό ΤΕΕ διά δέ τάς λοιπάς 
περιοχάς ή διεύθυνσις τεχνικών ύπηρεσιών τών νομών, οπού 
δέν ύφίστανται παραρτήματα τοΰ Τ.Ε.Ε. 

8. Ή άδεια ίδρύσεως, μετά πλήρους σειράς εγκεκριμένων 
σχεδιαγραμμάτων, κοινοποιείται είς τήν άρμοδίαν Υπηρε¬ 
σίαν, είς τό οίκεΐον Πολεοδομικόν Γραφεΐον διά τήν χορή- 
γησιν τής άδειας οικοδομής καί είς τον ενδιαφερόμενον. Ή 
άδεια αδτη είναι διάρκειας τριών ετών δυναμένη νά παραταθή 
επί δύο είσέτι έτη. 

Άρθρον 24. 

"Αδεια λειτουργίας. 

1. Ή άδεια λειτουργίοις τοΰ στάθμου είς ήν άναγράφεται ό 
άριθμός τών θέσεων σταθμεύσεως μετά τών τυχόν έντός αύ- 
τοΰ εγκαταστάσεων, χορηγείται κατόπιν αίτήσεως τοΰ εν¬ 
διαφερομένου ύποβαλλομένης προ της λήξεως τής άδειας 
ίδρύσεως μετά συνημμένης βεβαιώσεως τής οικείας Πυρο¬ 
σβεστικής 'Τπηρεσίας, έν ή εμφαίνεται ότι έλήφθησαν τά 
ύποδειχθέντα ύπό ταύτης μέτρα πυρασφαλείας, ύπευθύνου 
δηλώσεως, συμφώνως τφ Ν.Δ. 105/69, τοΰ επιβλέψαντος 
κατά νόμον μηχανικού ό'τι ή κατασκευή τοΰ σταθμοΰ καί αί 
Ιν αύτω εγκαταστάσεις έξετελέσθησαν συμφώνως πρός τά 
εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα καί ό'τι κατά τήν έκτέλεσιν 
τών εργασιών έτηρήθησαν οί οροί καί περιορισμοί τοΰ παρόν¬ 
τος καί τής άδειας ίδρύσεως. 


α) Αϊτησις, 

β) γραμμάτιον καταθέσεως είς τό Δημόσιον Ταμείον 
δρχ. 300 διά τούς μονορόφους ή δραχμών 500 διά τούς 
πολυο'οόφους σταθμούς, δρχ. 300 δι’ έκάστην αντλίαν χαί 
δρχ. 300 διά τά πλυντήρια - λιπαντήρια, 

γ) ύπεύθυνος δήλωσις τοΰ αίτοΰντάς, συμφώνως πρός τό 
Ν.Δ. 105/69, ότι ούδεμία αλλαγή έπήλθεν είς τον σταθμόν 
ίαϊ είς τήν πέριξ περιοχήν. Είς ήν περίπτωσιν ελαβεν χώραν 
μεταβολή τις είς τήν έγκατάστασιν, χορηγείται άνανέωσις 
τής άδειας λειτουργίας ύπρ τον όρον έγκρίσεως τών νέων απαι¬ 
τητών κατά περίπτωσιν σχεδίων, 

δ) βεβαίωσις τής Πυροσβεστικής 'Τπηρεσίας οτι τά μέτρα 
πυρασφαλείας έχουν καλώς. 

2. 'Η νέα άδεια λειτουργίας είναι δεκαετοΰς ισχύος. 

3. - Επιθεωρήσεις σταθμοΰ δύνανται νά λαμβάνωσι χώ¬ 
ραν οποτεδήποτε κρίνει τοΰτο σκόπιμον ή άρμοδία υπηρε¬ 
σία πρός διαπίστωσιν τής καλής καί συμφώνως πρός τα 
άνωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας τοΰ σταθμοΰ. 

Άρθρον 26. 

Μεταβολή τών κατόχων τοΰ σταθμοΰ.. 

1. Είς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή παρα- 
χωρήσεως καθ’ οίονδήποτε τρόπον της χρήσεως καί έκμε¬ 
ταλλεύσεως τοΰ σταθμοΰ, έκδίδεται άδεια λειτουργίας 
έπ’ όνόματι τοΰ νέου κατόχου αύτοΰ, ανακαλούμενης της 
προγενεστέρας, κατόπιν ύποβολής τών κάτωθι δικαιολογη- 
τικών : 

α) Αίτήσεως τοΰ ένδιαφερομένου, 
β) ύπευθύνου δηλώσεως τοΰ αίτοΰντος συμφώνως προς 
τάς διατάξεις τοΰ Ν.Δ. 105/69 ότι έχει νόμιμον δικαίωμα 
έκμεταλλεύσεως τοΰ σταθμοΰ, 

γ) γραμμάτιον καταθέσεως είς τό Δημόσιον Ταμείον 
τών εν παρ. 2 του άρθρου 23 τοΰ παρόντος όριζομένων ποσών 
διά τήν χορήγησιν τής άδειας ίδρύσεως τοΰ σταθμοΰ και των 
έν αύτω μηχανολογικών εγκαταστάσεων, 

δ) έκλογικοΰ βιβλιαρίου ή βεβαιώσεως περί καταθέσεως 
δικαιολογητικών διά τήν έκδοσιν τούτου. - 

2. Ή άδεια λειτουργίας έπ’ όνόματι τοΰ νέου κάτοχου 
έκδίδεται τή υποβολή τής έν παρ. 1 (δ) τοΰ άρθρου 2υ του 
παρόντος δηλώσεως, είναι δέ καί αυτή δεκαετοΰς διάρκειας- 

3. Ή άδεια λειτουργίας τοΰ σταθμοΰ άφαιρεΐται προσω- 

ρινώς ή όριστικώς δι’ ήτιολογημένης άποφάσεως τής χορ 1 )" 
γησάσης ταύτην ύπηρεσίας, έφ’ όσον διαπιστωθή οποτε¬ 
δήποτε ότι έπαυσαν ύφιστάμεναι αί . ύπό τοΰ παρόντος 
προβλεπόμεναι προϋποθέσεις ασφαλούς λειτουργίας του 
σταθμοΰ. -*■. 

4. 'Η στάθμευσις αυτοκινήτου πρό τής εισόδου - εξοδου 
τοΰ σταθμοΰ (επί τοΰ πεζοδρομίου καί καταστρώματος της 
όδοΰ) ώς καί ή πλύσις - λίπανσις καί ό έν γένει καθαρισμός 
τών αυτοκινήτων εκτός τοΰ χώρου τοΰ πλυντηρίου, απαγο¬ 
ρεύεται επί ποινή προσωρινής άφαιρέσεως τής αδειας λει¬ 
τουργίας τοΰ σταθμοΰ. 


2. 'Η άδεια λειτουργίας ισχύει έπί δεκαετίαν, ύπό τήν 
προϋπόθεσιν οτι ούδεμία έπήλθε μεταβολή είς τον σταθμόν. 

3. Είς περίπτωσιν μεταβιβάσεως ή μισθώσεως ή καθ’ οί¬ 

ονδήποτε τρόπον παραχωρήσεως της χρήσεως σταθμοΰ 
τινός, τυχόντος άδειας ίδρύσεως ή άδεια|λειτουργίας χορηγεί¬ 
ται έπ’ όνόματι τοΰ νέου κατόχου τή ύποβολή ύπ’ αύτοΰ 
ύπευθύνου δηλώσεως, συμφώνως τφ Ν.Δ. 105/69, ότι οδτος 
έχει νόμιμον δικαίωμα έκμεταλλεύσεως τοΰ σταθμοΰ καί τών 
εν παρ. 2 (γ) καί (δ) τοΰ άρθρου 23 τοΰ παρόντος δικαιολογη 
τικών. ' * 

Άρθρον 25. 

Άνανέωσις άδειας λειτουργίας. 

Ι.' Διά τήν άνανέωσιν τής άδειας λειτουργίας σταθμοΰ 
αυτοκινήτων μετά τών έντός αύτοΰ εγκαταστάσεων, πρό τής 
λήξεως αυτής, ύποβάλλονται είς τήν άρμοδίαν ύπηρεσίαν 
τά ακόλουθα: 


ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ Ζ'. 

Υπαίθριοι σταθμόί αυτοκινήτων. 

Άρθρον 27. 

’ Όρισμοί. 

1. 'Τπαίθριος σταθμός χαρακτηρίζεται ακάλυπτος 
χρησιμοποιούμενος διά τήν στάθμευσιν, ολικήν ή μερ& χ Τ 
διημερευσιν ή διανυκτέρευσιν, δέκα αυτοκινήτων και ανω 

2. Ωφέλιμος επιφάνεια ύπαιθρίου σταθμοΰ καλείται ή 
περιβαλλομένή υπό τών ορίων διατιθεμένου ιδιοκτήτου 1 ) 
μεμισθωμένου ελευθέρου άκαλύπτου χώρου, ταυτης ® 
κνουμένης μέχρι της έκάστοτε ρυμοτομικής γραμμής 

3. Ή διά τον υπολογισμόν τής ωφελίμου είς αυτοκινη^ 
χωρητικότητος ένός ύπαιθρίου σταθμοΰ έκτασις, συνυτίο 
γ^ιζομένων καί τών άπαραιτήτων διαδρόμων κλπ·, °Ρ ιΙ,ε 
εις 20 τ.μ. άνά αύτοκίνητον. 
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' ’Άρθρον 28. 

Προϋποθέσεις, δροι. ίδρύσεως καί λειτουργίας. 

1. Ή θέσις των υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων είναι 
τοιαύτη ώστε ή λειτουργία των νά μή έπηρεάζη δυσμενώς 
τήν ομαλήν και ασφαλή διεξαγωγήν τής κυκλοφορίας ως και τά 
τυχδν όφιστάμενα εν άμέσω γειτνιάσει ή έναντι εκπαιδευ¬ 
τήρια, γηροκομεία καί άσυλα έν γένει ή τήν έμφάνισιν της 
τίεριοχής. . 

2. Εις πάσαν περίπτωσιν άπαγορεύεται ή ίδρυσις υπαι¬ 
θρίου στάθμου αυτοκινήτων έν άμέσω γειτνιάσει κατά τήν 
έννοιαν τοΰ άρθρου 3 παρ. 2 περιπτ. γ' του παρόντος μετά 
νοσηλευτικών ιδρυμάτων έν γένει καί αποθηκών ευφλέκτων ή 
εκρηκτικών υλών ή ύπεράνω ύφισταμένων. υπογείων χώ¬ 
ρων. 

3. - Είδικώς διά τήν πόλιν τών Αθηνών άπαγορεύεται ή 
ίδρυσις υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων έντός της έν 
άρθρω 3 παρ. 3 τοΰ παρόντος όριζομένης περιοχής. Κατ’ 
έξαίρεσιν έπιτρέπεται ή ίδρυσις τοιούτων σταθμών έντός 
τής ώς άνω περιοχής υπό τάς προϋποθέσεις τάς όριζομένας 
έν παρ. 3 τοΰ άρθρου 3 τοΰ παρόντος. 

4. Εντός τών υπαιθρίων σταθμών αυτοκινήτων άπαγο- 
ρεύεται πάσα χρήσις φλογός. “Ομοίως απαγορεύεται ή 
εντός τών σταθμών έγκατάστασις καί λειτουργία πάσης 
φύσεως συνεργείου ή ήλεκτρολογικοΰ εργαστηρίου ή πλυν¬ 
τηρίου - λιπαντηρίου αύτοκινήτων ή αντλίας καυσίμων ώς 
καί η έν αύτοΐς φόρτισις συσσωρευτών. 


• 5. Είς καταλλήλους έν τώ σταθμφ θέσεις τοποθετώνται 
αυτόματοι πυροσβεστήρες κόνεως έκτοξευομένης διά διο¬ 
ξειδίου τοΰ άνθρακος βάρους γομώσεως έκάστου έξ (6) 
χιλιογράμμων τουλάχιστον ή χωρητικότητος δέκα λίτρων 
τουλάχιστον, άριθμοΰ δέ άντιστοίχου πρός ϊνα πυροσβε¬ 
στήρα άνά δέκα αυτοκίνητα χωρητικότητος σταθμοΟ, 

6. Είς άς περιπτώσεις ή καθ’ έκάστην λειτουργία ύπαι- 
θρίου στάθμου αύτοκινήτων παρατείνεται καί πέραν τής 
18ης ώρας άπαραιτήτως προβλέπεται ήλεκτρική έγκατά- 
στασις φωτισμού αύτοΰ, εις τρόπον ώστε νά έξασφαλίζεται 
ό έλεγχος τής κατά τήν διάρκειαν τών έσπερινών καί νυκτε¬ 
ρινών ωρών φυλάξεως καί διακινήσεω; τών σταθμευόντων 
αύτοκινήτων. 

7. "Εκαστος, υπαίθριος σταθμός : 

α) Φέρει περιτοίχισιν ήπερίφραξιν έξ άκαύστου Ολικού 
άποκλειομένης οΰτω τής διενεργείας έλιγμών έπί τών πεζο¬ 
δρομίων ή τής καταλήψεως τούτων ύπό τών αύτοκινήτων, 
β) έχει έπιστρωμένην τήν ώφέλιμόν του έπιφάνειαν δι’ 
άσφαλτικοΰ τάπητος, 

γ) έχει διαγραμμισθή έπί τοΰ δαπέδου ή διάταζις τών 
πρός στάθμευσιν αύτοκινήτων, 

δ) διαθέτει είσοδον - έξοδον πλάτους 3.00 έως 6.00 μ. 
κατά τήν κρίσιν τής υπηρεσίας άναλόγως τοΰ μεγέθους 
τοΰ στάθμου, πρό έκάστης δέ σειράς αυτοκινήτων άφίεται 
διάδρομος πλάτους άπό 3.00 μ. μέχρις 6.00 μ. τουλάχιστον 
άναλόγως τής διατάξεως σταθμεύσεως τών αύτοκινήτων 
ώς τά,κάτωθι ένδεικτικά σκαριφήματα (1,2,3), 



ε) διαθέτει γραφεΐον κινήσεως κατεσκευασμενον εξ 

ακαύστου ύλικοΰ, " 

στ) φέρει άνηρτημένην · πινακίδα έμφαίνουσα τον αριθμόν 
και τήν διάταξιν τών θέσεων σταθμεύσεως. ( > 

8. Σταθμοί αυτοκινήτων πληροΰντες άπαντας τους ,ανω- 
τε βω ορούς δύνανται νά χρησιμοποιηθούν ως υπαίθριοι 
λώροι προβολής ταινιών ύπό τάς ακολούθους προσθέτους 

προϋποθέσεις : ' 

α)'Η περίφραξις ή περιτοίχισις τοΰ χώρου τούτων^γίνεται 
τοιούτου είδους ύλικοΰ ώστε είς 7τερΐ7ττωσιν αναγκ."/)·* 
ν « δύναται ευκόλως νά διανοιχθή βιαίως ύπό τών σταθμευόν- 
πων αυτοκινήτων, ' , _ 

β) νά ύφίσταται ιδιαιτέρα είσοδος καί έζοδος πλάτους ο 
ίώτρων τούλάχιστον, 

ϊ) διά τήν έγκατάστασιν καί λειτουργίαν τών μηχανη 
Μ-ατων προβολής ύποβάλληται άδεια έκδιδομενη ύπο τής 
α Ρμοδιας ΰττηρεσίας τοΰ “Υπουργείου Βιομηχανίας. 


Άρθρον 29. 

Διαδικασία χορηγήσεως άδειων ίδρύσεως καί λειτουργίας. 

1. Αί άδειαι ίδρύσεως τών υπαιθρίων σταθμών αυτοκι¬ 
νήτων εξαμήνου ισχύος, χορηγούνται υπο των κατά τόπους 
Νομαρχιών τή υποβολή ύπό τών ενδιαφερομένων των κάτω¬ 
θι δικαιολογητικών : 

α) Αίτήσεως, 


β) τοπογραφικοΰ σχεδιαγράμματος τής περιοχής _ συν¬ 
ταγμένου καί υπογεγραμμένου ύπό τοΰ κατα νομον υπευ- 
νου μηχανικού είς τριπλοϋν ύπό κλίματα ί : 200 και εις 
ιτΐνα 50 μέτρων, εις δ σημειοϋται ή θέσις και η έκτασις 
ΰ στάθμου καί ή έπ’ αυτής ρυμοτομική γραμμή, τα πλάτη 
όν όδών καί ή έπ’ αυτών πορεία τών όχηματων ως καί το 
δος τών γειτονικών πρός τόν σταθμόν κτισματων και 

όρων, 
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γ) υπευθύνου δηλώσεως του αίτοϋντος συμφώνως πρός 
τάς διατάξεις του. Ν.Δ. 105/69 δτι έχει^ νόμιμόν δικαίωμα 
διά τήν χρησιμοποίησιν του άκινήτου ως υπαιθρίου στα- 
θμοϋ, 

δ) σχεδιαγράμματος εις τριπλοϋν της κυκλοφοριακης 
διατάξεως των χώρων σταθμεύσεως μετά των διάδρομων 
προσπελάσεως ύπό κλίμακα 1 :100 ή 1 : 50. ^ ? 

.2. Ή άδεια λειτουργίας των υπαιθρίων σταθμών αυτο¬ 
κινήτων είς ήν άναγράφεται ό άριθμός των θέσεων στα¬ 
θμεύσεως, χορηγείται μετά διενέργειαν υπό της Επιτροπής 
τοϋ άρθρου 23 τοϋ παρόντος αυτοψίας πρός διαπίστωσιν της 
τηρήσεως των έν τω παρόντι όρων και λοιπών αναγκαιου- 
σών προϋποθέσεων καί μετά τήν υποβολήν υπό των ενδια¬ 
φερομένων βεβαιώσεως της οικείας Οικονομικής Εφορίας 
έμφαινούσης ότι υπεβλήθη ύπ’ αύτών δήλωσις περί της 
Ικμεταλλεύσεως τοϋ ύπ’ δψιν στάθμου. 

3. Ή κατά τό παρόν άρθρον χορηγουμένη άδεια, λει¬ 
τουργίας υπαιθρίου στάθμου αυτοκινήτων είναι ισχύος 
τριών (3) έτών, δυναμένη νά άνανεοΰται άνά τριετίαν. 

4. ·'Η άδεια λειτουργίας τοϋ στάθμου άφαιρεΐται προ- 
άωρινώς ή όριστικώς δι’ ήτιολογημένης άποφάσεως της 
χορηγησάσης ταύτην υπηρεσίας 'έφ’ όσον διαπιστωθή οπο¬ 
τεδήποτε δτι έπαυσαν ΰφιστάμεναι αί ύπό τοϋ παρόντος 
προβλεπόμεναι προϋποθέσεις άσφαλοΰς λειτουργίας τοϋ 
στάθμου. 

5. Επιθεωρήσεις στάθμου δύνανται νά λαμβάνουσι χώ¬ 
ραν όποτεδήποτε κρίνει τοΰτο σκόπιμον ή άρμοδία ύπηρε- 
σία πρός διαπίστωσιν της καλής καί συμφώνως πρός τά 
άνωτέρω καθοριζόμενα λειτουργίας τοϋ στάθμου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Η'. 

Τελικαί Διατάξεις. 

“Αρθρον 30. 

’Έκτασις έφαρμογής παρόντος. 

1. 'Η έφαρμογή τών διατάξεων του παρόντος είναι υπο¬ 
χρεωτική δι’ άπάσας τάς περιπτώσεις χορηγήσεως άδειας 
ίδρύσεως στάθμου αυτοκινήτων. 

2. Έπιφυλασσομένων τών έν άρθροις 3 παρ. 1, περιπτ. α' 
ύποπεριπτ. αα', 8, 9, 10, 16, 17 παρ. 3 ώς πρός μόνους τούς 
υπογείους χώρους, 17 παρ. 8, 18, 19, 20, 21, 22 παρ. 2, 23 
παρ. 5, 25 καί 26 όριζομένων είς τάς διατάξεις τοϋ 
παρόντος δέν υπάγονται οί τυχόντες άδείας ίδρύσεως ή λει¬ 
τουργίας πρό της ισχύος της ΣΤ/112100/68 κανονιστικής 
άποφάσεως ή κατά τάς διατάξεις τοϋ ύπ’ άριθ. 466/70 Β. 
Δ/τος έστεγασμένοι σταθμοί αυτοκινήτων. Είς περιπτώσεις 
καθ’ άς ύφίστανται έντός αύτών έγκατεστημέναι άντλίαι 
παροχής καυσίμων, αΰται πληρούν άπαντας τούς διά τοϋ 
παρόντος καθοριζομένους δρους άσφαλείας (παρ. 3 τοϋ άρ¬ 
θρου 22) μή έπιτρεπομένης άλλως τής άνανεώσεως τής 
άδείας λειτουργίας τών άντλιών τούτων. Έν περιπτώσει 
καθ’ ήν καθίσταται άποδεδειγμένως άνέφικτος ή τοποθέ- 
τησις τών δεξαμενών καυσίμων ώς έν παρ. 3 περιπτ. δ' τοϋ 
άρθρου 22 τοϋ παρόντος όρίζεται, αΰται δύνανται νά τοπο- 
θετώνται έντός του έδάφους καί είς τόν έπί τής εισόδου ή 
έξόδου έστεγασμένον χώρον τοϋ σταθμού ύπό τήν προϋπό- 
θεσιν δτι άφ’ ένός μέν τό κέντρον τοϋ φρεατίου αυτών κεΐ- 
ται είς άπόστασιν μικροτέραν τών 6 μέτρων έκ τής εισό¬ 
δου ή έξόδου, άφ’ έτέρου δέ ή πλήρωσις αύτών διενεργεΐται 
δι’ άγωγοΰ οΰτινος τό στόμιον πληρώσεως εύρίσκεται είς 
άκάλυπτον χώρον ή έπί τοϋ πεζοδρομίου. Κατ’ έξαίρεσιν 


είς τούς ισογείους σταθμούς αί δεξαμεναί πετρελαίου δέν 
ύπόκεινται είς τούς άνωτέρω περιουρισμόύς, έφ’ οσον έκ 
τής έν γένει κτιριακής συγκροτήσεως τοϋ στάθμου καθίστα¬ 
ται δυνατός 6 φυσικός έξαερισμός τοϋ χώρου αυτού 

3. Οί χώροι (έστεγασμένοι ή μή) οί χρησιμοποιούμενοι 
άποκλειστικώς καί μόνον ώς εκθέσεις πωλήσεως αυτοκι¬ 
νήτων δέν υπάγονται είς τάς διατάξεις τοϋ παρόντος. 

“Αρθρον 31. 

Έστεγασμένοι σταθμοί αύτοκινήτων παρά τάς έθνικάς οδούς, 

Είς περιπτώσεις έστεγασμένών σταθμών αύτοκινήτων 
ίδρυομένων παρά τάς έθνικάς, οδούς τοϋ βασικού δικτύου 
τής χώρας, πρόβλέπεται έντός διακεκριμένου χώρου καί είς 
ικανήν άπόστασιν άπό τής. θέσεως τών άντλιών καί δεξα¬ 
μενών καί ή λειτουργία συνεργείου αυτοκινήτων έφωδια- 
σμένου διά τών άπαραιτήτων εργαλείων ή συσκευών πρός 
άντιμετώπισιν άμέσου ανάγκης επισκευών, ώς καί συνερ¬ 
γείου επισκευής ελαστικών. 

“Αρθρον 32. 

Εκκρεμείς αιτήσεις. 

1. Αιτήσεις δι’ ϊδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων, έντός των 
ύπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ' παρόντος καθοριζόμενων 
περιμετρικών ζωύών, δι’ άς μέχρι τής ένάρξεως ισχύος τοϋ 
παρόντος έχορηγήθη εγκρισις καταλληλότητος θέσεώς κρί- 

■ νονται έπί τή βάσει τών διατάξεων τοϋ παρόντος, πλήν της 
διατάξεως τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 3. 

2. Αιτήσεις δι’ ίδρυσιν σταθμών αυτοκινήτων είς θέσεις 
έκτός τών ύπό τής παρ. 3 τοϋ άρθρου 3 τοϋ παρόντος καθο- 
ριζομένων περιμετρικών ζωνών, δι’ άς μέχρι τής ένάρξεως 
ισχύος τοϋ παρόντος έχορηγήθη εγκρισις καταλληλότητας 
θέσεως, κρίνονται έπί τή βάσει τών διατάξεων τοϋ παρόν¬ 
τος, πλήν τών τοιούτων τής παρ. 4 του άνωτέρω άρθρου 3. 

“Αρθρον 33. 

Καταρ'γούμεναι διατάξεις. 

’Από της ένάρξεως τής ισχύος του παρόντος καταργοϋν- 
• ται : 

α)Τό Πρ. Δ/γμα466/1970 «περί δρων καί προϋποθέσεων 
ίδρύσεως καί λειτουργίας σταθμών αύτοκινήτων και εγ- 
καταστάσεως έντός αύτών πλυντηρίων— λιπαντηριων αυ¬ 
τοκινήτων, άντλιών παροχής καυσίμου ώς καί προϋποσ - 
σεων χορηγήσεως τών πρός τούτο άπαιτουμένων άδειων». 

β) Τό Πρ. Δ/γμα213/1973 «περί καθορισμού εις περιοχή 
πρωτευούσης περιμετρικής ζώνης· έντός τής οποιοίς απα 
γορεύεται ή ίδρυσις σταθμών αυτοκινήτων». 

Είς τούς 'Ημετέρους έπί τών Οικονομικών, Δημ 0<Τι “ ν 
“Εργων καί Μεταφορών καί Επικοινωνιών Γπουργο% 
άνατίθεμεν τήν δημοσίευσιν καί έκτέλεσιν τοϋ παρ ντος 
Διατάγματος. 

Έν Άθήναις τή 22 Ιουνίου 1976 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δ. ΤΣΑΤΣΟΣ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΠ2Ν 

ΕΥΑΓΓ. ΔΕΒΛΕΤΟΓΛ9Υ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟ 

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡ1Σ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ) 


Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ: 

Η έτησία συνδρομή τής Εφημερίδας τής Κυβερνήσεως, ή τιμή των τμηματικως πωλουμένων φύλλων οώτης 
καί τά τέλη δημοσιεύσεως έν τη Έφημερίδι τής Κυβερνήσεως, καθωρίσθησαν άπό 1ης Ίανουαρίου 1974 ώςκάτοΛι: 

Α'. ΕΤΗΣΙΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΑ I 

I. Διά,τό Τεύχος Α' . Δραχ. 


2 . 

3. 

4. 

5. 

6 . 

7. 


Β' 

Γ' ... 

Δ' . 

Πράξεις Νομικών Προσώπων Δ.Δ. 
κ,λ.π...- 


» Δελτίον Ανωνύμων Εταιρειών κ.λ.π. . 
» Δελτίον. “Εμπορικής καί Βιομηχανικής 


9. ΔΡ άπαντα τά τεύχη, τό Παράρτημα καί τά 

Δελτία . 

Ο! Δήμοι καί αί Κοινότητες τον Κράτους κατα-. 
(Μλλβυσι τό ήμισυ τών Ανωτέρω συνδρομών. 


Δραχ. 

600 


Υπέρ 

τού Ταμείου “Αλληλοβοηθείάς Προσωπι- 



700 


κοϋ τού Εθνικού Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) άνα- 



500 


λθ/θΰΐ2 

τά έξης ποσά: 



1 000 



-*'* . . 




1. 

Διά τό 

Τεύχος Α'. 

Δραχ. 

» 

500 

2. 

» » 

» Β' . 


» 

300 

3, 

» * 

» Γ' .. 


» 

3 000 

4. 


» Δ' . 




5. 

» » 

» Πράξεις Νομικών Προσώπων 



200 



Δημ. Δικαίου κ.λ.π. . . 

» 



6. 


Παράρτημα . 



6.000 

7. 


Δελτιον Ανωνύμων Εταιρειών 




8. 

» > 

Δελτίον Εμπ. καί Βιομ. Ιδιοκτησίας .. 

» 



9. 

Δι άπαντα τά τεύνη . . 

$ 


Β'. ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΩΝ 


30 

35 

25 

50 

25 

15 

150 

10 

300 


Έκαστσν φύλλον, μέχρις 8 σελίδων, τιμαται δραχ. 3, άπό 9 έως 40 σελ. δραχ. 8, άπό 41 έως 80 σελ. δραχ. 15, άπό 81 σελ καί άνω 
ή τιμή πωλήσεως έκάστου φύλλου προσαυξάνεται κατά δραχ. 15 άνά 80 σελίδας. 

Γ'. ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ 

I ΚΙς τό Δ«λτ(ον Ανωνύμων Εταιρειών χαϊ 
“Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης; 

Α'. Δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών 


1 


1. Τών δικαστικών πράξεων. Δραχ. 

2. Τών καταστατικών Ανωνύμων Εταιρειών *''' ’ » 

3. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών τών 

Ανωνύμων Εταιρειών . „ 

4. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων είς γένικάς 

συνελεύσεις, τών κατά τό άρθρον 32 τοΟ Ν. 
3221/24 γνωστοποιήσεων, τών Ανακοινώ¬ 
σεων τών προβλεπομένων ύπό τοΰ άρθρου 59 
παρ. 3 του Ν.Δ, 400/70 περί Αλλοδαπών 
Ασφαλιστικών “Εταιρειών, ώς καί τών Αποφά¬ 
σεων τοΰ Διοικητικού Συμβουλίου τοΰ ΕΛΤΑ 
_ __ τ0 Τ «φορωσών είς προσωρινός διατάξεις... » ' 

5. Τών Ανακοινώσεων τών ύπό διάλυσιν Ανωνύ¬ 

μων “Εταιρειών, κατά τά Β.Δ. 20/5/1939. .. » 

«. Τών. Ισολογισμών τών Ανωνύμων “Εταιρειών . » 

7. Τών συνοπτικών μηνιαία» καταστάσεων τών 

Τραπεζικών “Εταιρειών . „ 

8 · Τών Αποφάσεων περί Ιγκρίσεως τιμολογίων τών 

Ασφαλιστικών “Εταιρειών .. ι ϊ 

9. ΤΛν έλπαυργικών Αποφάσεων περί ' παροχής 
άδείας ίπεκτάσεως τών Ιργασιών Ασφα¬ 
λιστικών Εταιρειών, τών ίκθέσεων περ.ου- 
σιακών στοιχείων “Ανωνύμων “Εταιρειών Ιν 

Ϊλτ\ < ?, Κ ? Ιτ ? ι ' βράσεων τοϋ Δ.Σ. τού 
ΕΛΤΑ δι ών έγκρίνονται καί δημοσιεύονται 

1β · Τ&ν 5^ σϊων ™Ρ» ^Χ% πλή^ξο^,ό^νος * 

π^>ς άιτπτΓροσωπτυσιν ίν “Ελλάδι άλλοδα- 

055 ^ τ “ ν *τ<=φάσεων 
™Ρ’ Ρ^'βάββως του χαρτοφυλακίου Α¬ 
σφαλιστικών Εταιρειών κατά τό άρθρον 59 
■"■«Ρ· 1 του Ν.Δ. 400/70 . - 

Ικ^^ρ^ ν “Ανωνύ- 


400 

10.000 

2.000 


1.000 

200 

4.000 

1.000 

600 


4.000 


2.000 

ΙΟΛΟΟ 


12. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής- τοϋ Χρήμα-' 

τιστηρίου περί είσαγωγής χρεωγράφωυ είς 
τό Χρηματιστήριον πρός διαπραγμάτευσιν, 
συμφώνως πρός τάς διατάξεις τοΰ άρθρου 2 
παρ. 3 Α.Ν. 148/67 .,. Δραχ. 

13. Τών άποφάσεων τής Επιτροπής κεφαλαιαγο- - 

ρας περί διαγραφής χρεωγράφων έκ τοϋ 
Χρηματιστηρίου, συμφώνως πρός τάς 
διατάξεις τοϋ άρθρου 2 παρ. 4 Α.Ν. 148/ 

1967 . » 

8 ■ Δημ*σι*ύματα “Εταιρειών Περιωρισμένης Ευθύνης 

1. Τών καταστατικών . Δραχ. 

2. Τών τροποποιήσεων τών καταστατικών. » 

3. Τών Ανακοινώσεων καί προσκλήσεων . ν 

4. Τών Ισολογισμών ..... ..·.. ι 

5. Τών ίκβέσεων ίκπμήσεως περιουσιακών στοι¬ 

χείων . » 

Γ'. 4ημ**ι«όμ«τα Άλληλκσψαλιστικών Συν¬ 
εταιρισμών - ’ Αλληλασεραλιατιχών Ταμείων 
κ«1 Φιλανθρωπικών Σωματείων 

1. Τών ύπουργικών Αποφάσεων περί χορη'γή- 

σεως άδείας λειτουργίας ’Αλληλασφαλιστι- 
κών Συνεταιρισμών - 'Αλληλασφαλιστικών 
Ταμείων..*... » 

2. Τών Ισολογισμέ^ τών ώς Ανω Συνεταιρισμών, 

Ταμείων καί Σωματείων . * 

II ΧΙς τό Τέταρτον τ«ΰχ·ς, τών δικαστικών 
πράξεων, προσκλήσεων καί λοιπών δήμο¬ 
ν «ιεύσεων ... » 


1.000 


1.000 

1.000 

400 

200 

1.000 

1.000 


.000 

.000 


40® 


Τό ύπίρ τοϋ Ταμείου “Αλληλοβοηθείάς Προσωπικοί ’Είνικβ* 
Τυπογραφείου (ΤΑΠΕΤ) καταβλητέον ποσοστόν ίπί των τ*Λ“ 
δημοσιεύσεων Ιν τφ Δελτίφ * Ανωνύμων *Εταιρυ0δν Ετβΐ|Ν* 
Περιωρισμένης Εύθύνης έν γίνει ώρίσθη *1ς 5%. 


Α! Δ " κ ΚΑΤΑΒ0ΛΗ ΣΥΝΔΡ0ΜΩΙΪ " ΤΕΛΩ>ί ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΩΝ Τ.Α.Π.Ε.Τ· 

*ίΊΖΧΖ *“*’"“* *** 

•Μ* Έθνικαϋ Τνπ-οχραφείΙίΓ £ρΐΚΟίΓ δυνσ " οα ν ^οστέλλωνται είς άνάλσγον συνάλλαγμα δΓ Ιτπταγής ίπ' όνόμαπ ιοί Διευθυντή 

£ * τοϋ%^^τ'Τκίά™ - Έ^ίι^™ ™**°»*” «> δημοσιεύσεων Ινεργ,ϊτσ, ίν ***« 

8π»ρ Αποδίδεται είς τό ΤΑΠΕΤ συυοώνίΤΐ,-Α,· λ Τυπογραφείου) ίν ταΐς λοιπαΐς δέ πόλεσι τοϋ Κράτους είς τά Δημόσια ΤσμΑ*< 

^ί£Η·« (ΚΟΝΕΟ Ι^Τ@Π^&^ τ^ &Λον·;™„1», 4, "-' 'ΖΣ βΒ6 ^I·* 1 ™" 18«”θΝΕΟ I») 

* /Ον, οόναποατΐλλτται διά τών ΐιπτνγών καί τό άπΐρ ταΤτΛΠΕ'ί'πτατττόΤ' Επ * τ.νορονών ίξωτ.,ικον άαοστεόλοΐ* 1 

• ΓΕΝΙΚΟΙ ΑίΙΤΦΥΝΤΜΙ 

ΜΡΑΦΒΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 

ϋ ΤβΥ Ε6Μ1Κ0Υ ΤΥΒΟΓΪ*®*»·^ 




































